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гкіти(№ 

ГКАИдАІЗЕ 


С.-Петербургъ, Нижегородская, 14, 




Адресъ телеграммъ: 

Подобѣдовъ — Петербургъ 


Телефонъ № 344, 


ПРОИЗВОДСТВО 





электрическихъ кабелей и проводовъ со всякаго рода изоляціей для всѣхъ цѣлей 
электротехники. Спеціальные кабели съ изоляціей изъ вулканизированной резины 
Л и всякими металлическими бронями, 


ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

ГАНЦЪ и К° 


въ БУДА - ПЕШТЪ 

на электрическія и динамо-машины какъ постояннаго, 
такъ и перемѣннаго тока, трансформаторы, электро¬ 
двигатели и т. п. 

ГООССЕНСХ, ПОПЪ и К 0 

на электрическія лампочки накаливанія всякихъ родовъ 

СКЛАДЪ ИЗДѢЛІЙ 
ГАРТМАНЪ п БРАУНЪ 

на всякаго рода измѣрительные и сигнальные приборы, 


центральныхъ станцій для городскаго освѣщенія, а 
также электрическаго освѣщенія фабрикъ, заводовъ част¬ 
ныхъ и казенныхъ зданій, пароходовъ, поѣздовъ и т. д. 




















ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. 


I 



В. Фицнеръ и К. Тампере. 



шстоетршЕьлиый и ішнитаій завод 


ь, 


СЕЛЬЦЕ близъ СОСНОВИЦЪ. ст. Варшавско-Вѣнской ж. д. 

Адресъ для телеграммъ: „Котельный Заводъ Срсновице“. 

СОБСТВЕННЫЯ ТЕХНИЧЕСКІЯ КОНТОРЫ: 

въ С.-Петербургѣ: Екатерининскій Каналъ, 71. Телефонъ № 936. 

„ Москвѣ: Мясницкая, домъ Кабанова, противъ Телеграфа. Телефонъ № 622. 
„ Кіевѣ: Крещатикъ, домъ Бархаловскаго, 43. 

и Баку. 

ИЗГОТОВЛЯЕМЪ 


ПАРОВЫЕ КОТЛЫ 


ВСѢХЪ ИЗВѢСТНЫХЪ СИСТЕМЪ. 


А ТАКЖЕ 


ВОДОТРУБНЫЕ СЕЕЦІОНАЛЬНЫЕ безвзрывные 

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ СОБСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 


для высокаго давленія пара, 

изъ коихъ свыше 60,000 кв. ф. поверх, нагрѣва находится въ дѣйствіи ВЪ ИМПЕ¬ 
РАТОРСКИХЪ дворцахъ, ИМПЕРАТОРСКИХЪ театрахъ и казенныхъ учрежденіяхъ. 

Эти котлы примѣнимы тоже для электрическихъ станцій, 

весьма удобны для транспорта и очень легко устанавливаются. 


АППАРАТЫ и ПРИСПОСОБЛЕНІЯ 

для доменныхъ производствъ и копей, для нефтяной про¬ 
мышленности, для свеклосахарныхъ, пивоваренныхъ и ви¬ 
нокуренныхъ, красильныхъ и другихъ химическихъ заводовъ, а также 

писчебумажныхъ фабрикъ. 


СПЕЦІАЛЬНОСТЬ 

СВАРОЧНЫЯ РАБОТЫ ИЗЪ КОТЕЛЬНАГО ЖЕЛѢЗА И СТАЛИ, 

а именно: 

Паропроводныя трубы: для высокаго давленія. 

Водопроводныя трубы: отъ 8 (дюйм.) діаметра. 

Буровыя трубы. 

Сварныя реторты, котлы для транспортировки газа, чаны для храненія кислотъ, 
нарособнрателн, нагрѣвательные снаряды, баканы для рѣчнаго и морскаго освѣщенія, 

барабаны для контрофугъ и проч. 



II 


ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. 


КНЯЗЬ ТЕНИШЕВЪ и К 0 . 

ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМЪ УЧАСТІИ 

ФИРМЫ БРЕГЕ. 

КОНТОРА и ЗАВОДЪ: Измайловскій полкъ. 10 рота. д. М 8 \ 10 

С--ХІ ЕТЕРВУРГ Ъ. 

Динамо-электрическія машины всѣхъ размѣровъ для освѣщенія, какъ лампами 
накаливанія, такъ и вольтовой дугой, дія гальванопластики, электрометаллургіи 
и передачи работы. Обращаемъ особенное вниманіе на типы динамо-машинъ малаго 
вѣса и малой скорости, спеціально приспособленные для судоваго освѣщенія. 

Паровые двигатели большой скорости для динамо-машинъ, съ передачей ремнемъ или 
непосредственнымъ эластическимъ соединеніемъ. Малый расходъ пара гарантированъ. 



Всѣ приборы и матеріалы для электрическаго освѣщенія судовъ, заводовъ, 
фабрикъ, театровъ и домовъ, какъ-то: регуляторы и лампы накаливанія, проводники, 
угли, мелкія второстепенныя принадлежности, распредѣлительныя станціи, контроль¬ 
ные и предохранительные аппараты и пр. 

Телеграфные аппараты всѣхъ системъ, а также всѣ матеріалы и принадлеж¬ 
ности, употребляемые Главнымъ Управленіемъ Почтъ и Телеграфовъ, Военнымъ Вѣ¬ 
домствомъ, желѣзными дорогами и частными лицами для станцій и проводки линій. 

Сигнальные аппараты для желѣзныхъ дорогъ: блокъ-системы, семафоры, электри¬ 
ческіе колокола, указатели уровня воды, контрольные аппараты для дисковъ, стрѣ¬ 
локъ и пр. 

Телефоны и принадлежности ихъ сѣти, и центральныя станціи. 

Принадлежности телеграфной сѣти для городовъ и обширныхъ заводовъ, какъ-то: 

пожарные сигналы, электрическіе часы и согласователи времени. 

Электроизмѣрительные приборы какъ для физическихъ кабинетовъ, такъ и для про¬ 
мышленныхъ заведеній. 

Батареи всѣхъ системъ и аккумуляторы. 

Регистрирующіе аппараты, физіологическіе и вообще ?сякіе научные приборы, 
употребляемые при чтеніи лекцій. 

Фирма принимаетъ подряды на поставку и установку всѣхъ вышепоименованныхъ 
предметовъ и, главнымъ образомъ, на полную установку электрическаго освѣщенія 
посредствомъ динамо-машинъ и аккумуляторовъ. 

Проекты и смѣты изготовляются безплатно. 











Адресъ для телеграммъ — Нобель, Петербургъ. 



ЛЮДВИГЪ НОБЕЛЬ 

МЕХАНИЧЕСКІЙ ЧУГУНО-СТАЛЕ-МѢДНО-ЛИТЕЙНЫЙ 


и котельный здеодъ 

С.-Петербургъ, Выборгская ст., Самсоніевская набережная, № 13—15 


Керосиновый двигатель 


Преимущества этихъ двигателей заключаются: 


въ простои и прочной конструкціи, 
въ спокойномъ и равномѣрномъ ходѣ, 
въ полнѣйшей безопасности, 
въ дешевой цѣнѣ, 


въ ограниченности занимаемаго 
ими мѣста, 

въ маломъ расходѣ керосина и 
смазочнаго масла. 


-*- Каталоги по востребованію, -і- 


Телефонъ № 354. 


IV 


ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. 


і 




ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКІЙ ОТДѢЛЪ 

ЧУ ГУ НО-МѢДНЯ-ЛИТЕЙНАГО, МЕХАНИЧЕСКАГО И АРМАТУРНАГО ЗАВОДА 


ТЕЛЕГРАММЫ: 

ЛАНГЕНЗИПЕНЪ—ПЕТЕРБУРГЪ, 


КАМЕННООСТРОВСК. ПРОСП., Кг 11. 


СПЕЦІАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 


ТЕЛЕФОНЪ: 

№ 3726 


НАИВЫСШАЯ 

производительность. 

Прочность и простота 

УСТРОЙСТВА. 

легкій уходъ. 

ИЗЯЩНАЯ ОТДѢЛКА. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕШЕВИЗНА. 




КЪ НИМЪ: 

РЕОСТАТЫ 

и 

АВТОМ АТИ НЕОКІЕ 

РЕГУЛЯТОРЫ 

НАИЛУЧШАГО 

УСТРОЙСТВА. 


ПРЕВОСХОДНѢЙШІЕ ИЗЪ СУЩЕСТВУЮЩИХЪ ВЪ НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

АНКУМУЛЯ ТОРЫ системы „ТЮДОРУ. 

ПОСТОЯННЫЕ и ПЕРЕНОСНЫЕ для различныхъ цѣлей. 

49 РАЗЛИЧНЫХЪ ВЕЛИЧИНЪ. 


ДАЮТЪ ВПОЛНѢ 
СПОКОЙНЫЙ. 
РОВНЫЙ СВѢТЪ 

Служатъ необходи¬ 
мымъ дополненіемъ 
ко всякой установкѣ 
вл. осв.—Даютъ воз¬ 
можность пользо¬ 
ваться до извѣстнаго 
предѣла количе¬ 
ствомъ свѣта, неза¬ 
висимо отъ дѣйствія 
машинъ 


ПЕРЕНОСНЫЕ: 

для пароходовъ и по¬ 
ѣздовъ; батареи: для 
медицинснихъ цѣлей, 
лабораторныя, для 
освѣщенія экипажей 
и въ видѣ 
ЛАМПЪ 
ДЛЯ ШАХТЪ 


ЛАМПЫ: дуговыя и накаливанія, люстры, висячія, бра и стоячія; вольт-, ампер - 
и омометры; предохранители, выключатели, провода и изоляторы; телефоны, 

звонки, элемент ы и пр. и п р. 

Иллюстр. каталоги: элек. отдѣла—безплатно, всѣхъ отд. зав. —въ изящн. переплетѣ заі р. 




оямаьиАишпгб 


Машина „Тройнаго расширенія 









































ЛІ 


ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. 



доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія о томъ. что оно: 

1) По требованію проводитъ токъ 

отъ центральныхъ станцій Общества 

въ С.-Петербургѣ и Москвѣ въ помѣщенія, находящіяся въ районѣ 

сѣти проводовъ Общества. 

2) Производитъ устройство 

самостоятельныхъ установокъ электрическаго освѣщенія по¬ 
всемѣстно въ Россіи, принимая на себя, по особому соглаше¬ 
нію, эксплоатацію установленнаго освѣщенія. 


3) Берется заряжать 


батареи аккумуляторовъ, доставляемыя на центральныя стан¬ 
ціи Общества. 

4) Продаетъ веѣ предметы электротехники 
вообще и принадлежности 

электрическаго освѣщенія въ частности. 


Правленіе помѣщается: С.-Петербургъ, Надеждинская, № 1^ 

Отдѣленіе въ Москвѣ: уголъ Георгіевскаго переулка и Большой 
Дмитровки, въ зданіи центральной электрической станціи Общества. 

Адресъ для телеграммъ: С.-Петербургъ и Москва: 

«Электричество». 


I 
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МАРТЪ. 




ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

Журналъ издаваемы! III Отдѣломъ 

Императорскаго Русскаго Техническаго Общества" 



Гальванопластическая мастерская Экспеди¬ 
ціи (Заготовленія [осударственныхъ бумагъ, 

Ст. Н. Рейхелл. 

(Окончаніе.) 

Аккумуляторы, числомъ 26, доставлены заво- 
домъ Яблочкова и имѣютъ ёмкость въ 440 ам¬ 
перъ-часовъ каждый. При зарядѣ они вклю¬ 
чаются всѣ послѣдовательно; при разрядѣ ихъ 
приходится ставить параллельно, такъ какъ токъ 
въ общей цѣпи не можетъ быть выше двухъ 
вольтъ. Подобное включеніе производится ртут¬ 
нымъ пахитропомъ на 52 контакта, который со¬ 
стоитъ изъ деревянной доски съ врѣзанными въ 
2 параллельные ряда 52 чашечками изъ желтой 
мѣди, въ нижніе концы которыхъ впаяны про¬ 
воды отъ зажимовъ аккумуляторовъ, причемъ 2 6 
чашечекъ одного ряда соединены съ положитель¬ 
ными, а 26 другаго ряда — съ отрицательными. 
Кромѣ того на доскѣ расположены двѣ чашечки, 
соединенныя съ зажимами динамомашины и двѣ; 
соединенныя съ ваннами; какъ первыя такъ и 
остальныя чашечки наполнены ртутью. Къ похи- 
тропу принадлежатъ двѣ доски съ прикрѣплен¬ 
ными къ нимъ штифтами, расположенными и сое¬ 
диненными между собой въ такомъ порядкѣ, что, 
когда доска положена на пахитропъ, то они по¬ 
падаютъ въ чашечки съ ртутью, причемъ одна 
доска соединяетъ аккумуляторы послѣдовательно 
для заряда, другая же соединяетъ ихъ всѣ па¬ 
раллельно для разряда. Аккумуляторы располо¬ 
жены въ отдѣльномъ хорошо вентилируемомъ по¬ 
мѣщеніи. 

Разберемъ теперь способы взаимнаго соеди¬ 
ненія ваннъ для гальванопластики. Пара элек¬ 
тродовъ, состоящая изъ анода и катода, мо¬ 
жетъ быть различнымъ образомъ соединена съ 
источниками электричества, а именно, или всѣ 
они соединяются параллельно, или послѣдова¬ 
тельно, или наконецъ, нѣсколько группъ, соеди¬ 
ненныхъ параллельно, включаются послѣдова¬ 
тельно. Какой изъ этихъ способовъ лучше при¬ 
мѣнить въ данномъ случаѣ, зависитъ отъ мѣст¬ 
ныхъ условій и цѣли, для которой спроектиро¬ 
вана гальванопластическая мастерская. 

При параллельномъ включеніи на распредѣле¬ 


ніе тока по ваннамъ вліяетъ сопротивленіе элек¬ 
тролита между электродами, сопротивленіе про¬ 
водовъ, зажимовъ и проч. Если электроды отли¬ 
чаются только величиною, а всѣ остальные фак¬ 
торы, вліяющіе на сопротивленіе току, одинаковы 
во всѣхъ ваннахъ, то на распредѣленіе его по 
ваннамъ, при ихъ параллельномъ включеніи бу¬ 
детъ вліять только первый и на всѣхъ электро¬ 
дахъ будетъ одна плотность тока, а въ одно и 
тоже время будетъ всюду наростать осадокъ од¬ 
ной толщины. 

На практикѣ же сопротивленіе электролита 
очень мало сравнительно съ другими случайными 
сопротивленіями, какъ напр. нехорошихъ контак¬ 
товъ, зажимовъ, а такъ какъ равнымъ образомъ 
невозможно достигнуть, чтобы во всѣхъ ваннахъ 
разстояніе между электродами было совершенно 
одинаково, что также будетъ вліять на сопротив¬ 
леніе, то и слѣдуетъ, что при параллельномъ рас¬ 
положеніи ваннъ трудно добиться во всѣхъ нихъ 
равномѣрнаго распредѣленія тока. 

При послѣдовательномъ расположеніи ваннъ во 
всѣхъ нихъ будетъ одна и таже сила тока, и на 
каждомъ катодѣ, какъ бы великъ онъ не былъ, 
будетъ наростать въ одно и тоже время одинако¬ 
вое количество мѣди, причемъ взаимное разстоя¬ 
ніе электродовъ и сопротивленіе у контактовъ 
не будутъ оказывать никакого вліянія. Если можно 
устроить, чтобы во всѣхъ ваннахъ была одна и 
таже площадь катода, то надо выбрать послѣдо¬ 
вательное расположеніе. Если же это условіе на 
практикѣ не выполнимо, то надо расположить 
всѣ ванны параллельно. Такъ напр., при проек¬ 
тированіи гальванопластическихъ мастерскихъ въ 
Экспедиціи пришлось, прибѣгнуть ко второму 
способу, такъ какъ площадь наращиваемыхъ мат¬ 
рицъ колеблется между 0,4 кв. сент. и 40 кв. 
децим., такъ что положительно невозможно имѣть 
во всѣхъ ваннахъ одну и ту же площадь катода, 
а если при послѣдовательномъ включеніи по не¬ 
досмотру рабочихъ получится въ какой либо 
меньшая площадь катода, то, такъ какъ сила тока 
будетъ всюду одна и таже, его плотность бу¬ 
детъ въ этой ваннѣ больше, а мѣдь гораздо гру¬ 
бѣе. Тотъ же способъ употребленъ въ гальвано¬ 
пластической установкѣ въ Австро-Венгерскомъ 
Банкѣ въ Вѣнѣ, и во многихъ частныхъ типо¬ 
графіяхъ заграницей не смотря на то, что при 
параллельномъ включеніи ваннъ всѣ размѣры про- 
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водовъ будутъ больше, а слѣдовательно мертвый 
капиталъ установки увеличится. 

Въ военно-географическихъ институтахъ, гдѣ 
размѣръ досокъ приблизительно постоянно оди¬ 
наковъ (какъ напр. въ Вѣнскомъ наиболѣе упо¬ 
требительный размѣръ это —25—30 кв. сент.), 
можно употреблять послѣдовательное включеніе. 
Въ случаѣ, если тамъ, въ видѣ исключенія, нара¬ 
щиваютъ доски меньшаго размѣра, то за ними 
вѣшаютъ такъ называемыя слѣпыя, на которыхъ 
мѣдь наростаетъ безъ прямой къ этому надоб¬ 
ности. 

Ничего этого не случается при параллельномъ 
соединеніи, которое имѣетъ такимъ образомъ за 
собою то преимущество, что всюду будетъ одна 
и таже плотность тока, и наращиваемая мѣдь бу¬ 
детъ постоянно однихъ и тѣхъ же качествъ, хотя, 
какъ уже указано, сила тока въ каждой ваннѣ 
зависитъ отъ качества контакта, причемъ является 
то большое неудобство, что, когда по при¬ 
чинѣ плохаго контакта зажима сопротивленіе 
одной ванны увеличится и даже настолько, что 
она останется совершенно безъ тока, это обстоя¬ 
тельство можетъ остаться незамѣченнымъ, такъ 
какъ общее сопротивленіе увеличится на очень 
малую величину. Совершенно иначе дѣло обстоитъ 
при послѣдовательномъ включеніи, такъ какъ тутъ 
каждый плохой контактъ будетъ вліять на весь 
токъ, что сейчасъ же будетъ замѣтно по увели¬ 
чивающейся разности потенціаловъ. 

Въ Эксп. Заг. Гос. Бумагъ для возможности 
регулировки тока въ отдѣльныхъ ваннахъ, передъ 
каждой поставленъ реостатъ. 

Всѣ проводы отъ динамомашины, какъ ма¬ 
гистральные, такъ и электромагнитовъ сводятся 
къ общей для всѣхъ машинъ и ваннъ распредѣ¬ 
лительной доскѣ, на которой и расположены всѣ 
измѣрительные приборы, шунтовые реостаты, вы¬ 
ключатели, коммутаторы и автоматическій выклю¬ 
чатель для заряда аккумуляторовъ. 

Число цѣпей, берущихъ токъ отъ распредѣ¬ 
лительной доски—четыре, три для мѣдной и одна 
для желѣзной гальванопластики. Коммутація уст¬ 
роена такимъ образомъ, что обѣ гальванопласти¬ 
ческія динамомашины могутъ работать парал¬ 
лельно на общія собирательныя полосы, отъ кото¬ 
рыхъ берется токъ во всѣ четыре цѣпи, а также 
каждая изъ нихъ можетъ работать на любую цѣпь, 
когда по чему либо въ которой нибудь изъ нихъ 
требуется ббльшая разность потеціаловъ, чѣмъ 
въ другихъ, что часто случается при наращива¬ 
ніи очень большихъ предметовъ. Въ каждой цѣпи 
помѣщены амметръ и вольтметръ и, какъ раньше 
сказано, передъ нѣкоторыми ваннами помѣщены 
реостаты, позволяющіе регулировать токъ въ од¬ 
ной изъ нихъ, не измѣняя его въ другихъ. Такъ 
какъ, измѣняя сопротивленіе, введенное въ шун- 
товую обмотку динамомашины, мы измѣняемъ 
силу тока во всѣхъ цѣпяхъ или, по крайней мѣрѣ, 
въ одной изъ нихъ, то и подобная — отдѣльно 
на каждую ванну — регулировка очень важна, 
потому что при нѣкоторыхъ работахъ приходится 


первый слой наращивать очень тихо для получе¬ 
нія первоначальнаго осадка очень плотнымъ, а 
уменьшая для этого общую силу тока, понятно, 
пришлось бы задержать всю работу. Кромѣ того 
реостаты необходимы при ночной работѣ съ акку¬ 
муляторами, такъ какъ они позволяютъ регули¬ 
ровать степень разряда послѣдняго. 

Число ваннъ для мѣдной гальванопластики: 
24 малыя внутреннихъ размѣровъ 60X60X80 см. 
и три большія — размѣровъ: 92 X 5 3 X107 см -» 
87X60X78 см., 92X25X163 см. Для желѣзной 
гальванопластики имѣется: іо малыхъ размѣровъ: 
60X60X80 см., двѣ большихъ размѣровъ: 68X35 
Хи2 см. и 93X53X84 см. 

Еще въ мастерской помѣщается: одна ванна раз¬ 
мѣровъ 60X60X80 см. для никкеля, одна такихъ 
же размѣровъ для щелочной мѣдной гальванопла¬ 
стики, одна размѣровъ 60Х60Х3 0 см * Д ля остале- 
ванія мѣдныхъ досокъ и одна такихъ же размѣ¬ 
ровъ для желтой мѣди, кромѣ того имѣется еще 
много мелкихъ ваннъ для серебренія, золоченія 
и пр. и двѣ чугунныхъ эмалированныхъ ванны 
для осажденія металла изъ горячаго раствора. 

Магистральными проводниками служатъ стер¬ 
жни изъ красной мѣди поперечнаго сѣченія 
юоо кв. мм., расположенные на изоляторахъ, 
укрѣпленныхъ на чугунныхъ колоннахъ. Къ ван¬ 
намъ отвѣтвляются мѣдные прутья поперечнаго 
сѣченія въ 300 кв. мм. Такая большая площадь 
сѣченія вызвана тѣмъ, что желательно по воз¬ 
можности уменьшить потерю въ проводахъ и под¬ 
держивать во всей сѣти одинаковую разность по¬ 
тенціаловъ. Такъ какъ для желѣзной гальвано¬ 
пластики требуется болѣ слабый токъ, чѣмъ для 
мѣдной, то и поперечное сѣченіе проводовъ 
взято тутъ меньше, а именно, магистраль имѣетъ 
500 кв. мм., а отвѣтвленія къ ваннамъ 25 кв. мм. 
сѣченія. 

Схема расположенія динамомашинъ измѣри¬ 
тельныхъ и другихъ приборовъ и ваннъ—понятна 
изъ прилагаемаго чертежа (стр. 83). 

Токъ, идущій отъ положительнаго полюса од¬ 
ной динамомашины проходитъ черезъ амметръ А 1 , 
расположенный на распредѣлительной доскѣ ря¬ 
домъ съ вольтметромъ для той же машины, и, 
пройдя черезъ коммутаторъ К х , вступаетъ въ 
собирательную полосу 5 Х . Коммутаторъ К ь мо¬ 
жетъ соединить полосу или съ машиною, или съ 
батареею аккумуляторовъ. Вольтметръ можетъ 
быть соединенъ или съ зажимами динамомаши¬ 
нами, или съ той же полосою. Точно также 
токъ, идущій отъ положительнаго полюса дру¬ 
гой машины, пройдя черезъ приборы А 11 , К п 
попадаетъ въ собирательную полосу 5 Г] . Отъ 
той же доски выходятъ три провода, веду¬ 
щіе токъ къ анодамъ всѣхъ ваннъ, причемъ 
каждый, проходитъ амметры А 15 А 2 и А 3 и по¬ 
средствомъ выключателей я/, а<} , Яз 1 и #і п , 
а 2 п , Дз п можетъ быть соединенъ съ любою со¬ 
бирательною полосою 5 Х и 5 П . 

Проводъ, берущій токъ для желѣзной галь¬ 
ванопластики посредствомъ коммутатора К ІП —мо- 
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жетъ быть соединенъ параллельно съ любою изъ 
цѣпей і, 2 и з, а слѣдовательно и съ любою ма¬ 
шиною. 

Отрицательные зажимы обѣихъ динамомашинъ 
соединены постоянно какъ между собою, такъ и 
съ проводами, ведущими токъ къ катодамъ ваннъ. 

Регулировка тока динамомашинъ производится 
посредствомъ реостатовъ, включенныхъ въ обмотку 
ихъ электромагнитовъ. 

На доскѣ расположены также разные при¬ 
боры, служащіе при зарядѣ или разрядѣ акку¬ 
муляторовъ, какъ то: автоматическій и простой 
выключатель, свинцовый предохранитель, амметры 
для заряда и разряда и шунтовый реостатъ огъ 
динамомашины. 

Всѣ приборы, совмѣстно съ ртутнымъ похи- 
тропомъ, расположены такимъ образомъ, что токъ 
отъ аккумуляторовъ, соединенныхъ послѣдова¬ 
тельно, не можетъ попасть ни въ ванны, ни въ 
гальванопластическія динамомашины, и только, 
когда аккумуляторы соединены параллельно, ихъ 
можно замкнуть на ванны. 

Если желательно ускорить гальванопластиче¬ 
скій процессъ въ какой либо изъ ваннъ, мы вклю¬ 
чаемъ въ цѣпь, гдѣ она находится, одну изъ ди¬ 
намомашинъ и, давая ей большую разность по¬ 
тенціаловъ, мы можемъ работать съ плотностью 
тока до з,9 амп. на і кв. децим.; качество мѣди, 
конечно, при этомъ ухудшится, но все-таки она 
останется годною. 

Размѣры реостатовъ, находящихся въ мастер¬ 
ской, слѣдующіе: 


Помѣщенные передъ ванными мѣдной гальва¬ 
нопластики реостаты, имѣютъ наибольшее сопро¬ 
тивленіе, равное 0,31 ома; ихъ спирали сдѣланы, 
какъ и у всѣхъ послѣдующихъ, изъ ферро-ник- 
келя. Реостаты передъ ванными желѣзной галь¬ 
ванопластики имѣютъ наибольшее сопротивленіе, 
равное 8,з ома, а помѣщенные передъ ванными 
для щелочно-мѣднаго раствора, никкеля и оста- 
леванія имѣютъ сопротивленія соотвѣтственно 
равныя 28, 15, 15 омамъ. 

Шунтовые реостаты для гальванопластическихъ 
динамомашинъ имѣютъ наибольшее сопротивленіе, 
равное 0,14 ома. Такой же у динамомашины для 
заряда аккумуляторовъ имѣетъ сопротивленіе 
28,3 ома. 

Такъ какъ настоящая статья не имѣетъ предме¬ 
томъ самаго производства работы, то я скажу объ 
этомъ лишь нѣсколько словъ. Растворъ для ваннъ 
мѣдной гальванопластики обыкновенно состоитъ 
изъ 20°/ 0 купороса и 3°/ 0 сѣрной кислоты. Сред¬ 
няя плотность тока поддерживается 1,3 амп. на 
і кв. дсм., такъ і^акъ при этомъ получается мѣд¬ 
ный осадокъ наилучшаго для печатныхъ досокъ 
качества (см. выше приведенное сочиненіе ба¬ 
рона Гюбеля въ Вѣнѣ) и ближе всего подходитъ 
къ вальцованнымъ и наклепаннымъ доскамъ, ко¬ 
торыя употребляются для гравировки. 

Для большей ясности приведу нѣкоторыя меха¬ 
ническія данныя для вальцованной и гальванопла¬ 
стической мѣди, изъ которыхъ видно, на сколько 
близко онѣ могутъ подходить другъ къ другу. 


Коеффиціентъ крѣпости (въ килогр. на і кв. см.) . 


Гальванопла¬ 

стическая 

мѣдь. 


Вальцованная 

мѣдь. 


2500—3724 


4230 


Предѣлъ упругости 


I. При остающемся удлиненіи о.ооооі первоначальной длины 

(въ килогр. на і кв. см.) . ... 

II. При остающемся удлиненіи въ о,оооі первоначальной длины 

(въ килогр. на і кв. см.) . . . . 


364— 845 
664—ю8о 


733 

921 


Исчезающее удлиненіе. 


I. При остающемся удлиненіи въ о,ооооі первоначальной длины 
(въ °/о первой, длины) .. 

II. При остающемся удлиненіи въ о,оооі первоначальной длины 
(въ °/о первой, длины) ...... . 


0,023—0,070 


0,058—0,090 


0,049 

0,054 


Остающееся удлиненіе послѣ разрыва 


і°/о— зз°/° 


ЬЗ °/° 


Минимумъ сѣченія послѣ разрыва (въ частяхъ первоначальнаго) 


| 0,486—0,987 


0,442 


Произведенныя Сименсовскимъ крутильнымъ 
вольтметромъ измѣренія, показали, что при раз¬ 
стояніи электродовъ въ восемь сантиметровъ и 
плотности тока въ 1,3 амп. разность потенціаловъ 
между ними будетъ 0,82 — 0,92, а поляризація 
о,оі2—0,028 вольтъ, величина которой зависитъ 
отъ того, какіе употреблять аноды электролити¬ 
ческіе или изъ обыкновенной продажной мѣди. 

Чтобы расчитать годовую производительность 
мастерской, допустимъ, что въ продолженіе восьми 
часовъ дневной работы, машины работаютъ съ пол¬ 


ной нагрузкой въ 900 амп. и что изъ этого вре¬ 
мени одинъ часъ пойдетъ на приведеніе газоваго 
двигателя въ движеніе, его остановку, смазку 
и пр. Такимъ образомъ семь часовъ въ сутки бу¬ 
дутъ работать динамомашины и 17—аккумуля¬ 
торы. Впродолженіи семи-часовой работы динамо- 
машинъ наростетъ 

900 X 1,18 X 7 = 7434 Г Р- мѣди. 

Емкость аккумуляторной батареи, состоящей 
изъ 26 элементовъ, при продолжительности за- 
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• а въ 7 часовъ и силѣ тока въ 40 амп., будетъ 
равна 

40 X 26 X 7 = 7 2 ^ 0 амп.-часовъ. 

Считая затѣлгь ихъ коеффиціентъ полезнаго 
дѣйствія равнымъ 6о°/ 0 , получимъ ёмкость, кото¬ 
рою мы можемъ располагать въ 4368 амп. часовъ, 
а такъ какъ ее надо израсходовать въ 17 часовъ, 
то мы можемъ въ это время брать отъ нихъ токъ 
въ 250 амп., который дастъ: 

250 X 1,18 X 17 = 5 ОІ 5 Г Р* мѣди. 

Такимъ образомъ въ сутки мы можемъ наро- 
стить около 12Ѵ2 кил., а такъ какъ въ году 
270 рабочихъ дней, то и годовая производитель¬ 
ность мастерской будетъ приблизительно равна 
3300 кил. мѣди. Цифры эти во всякомъ случаѣ 
не выше дѣйствительныхъ, такъ какъ динамома¬ 
шины будутъ работать въ день болѣе 7-ми ча¬ 
совъ, а коеффиціентъ полезнаго дѣйствія акку¬ 
муляторовъ взятъ минимальный. 

Что касается до скорости работы, то, такъ 
какъ плотность тока колеблется въ предѣлахъ 
отъ і,з до з амп. на і кв. сент., то и осадокъ 
въ одинъ миллиметръ толщины будетъ наростать 
въ промежутокъ отъ бо до 26 часовъ, считая 
удѣльный вѣсъ гальванопластической мѣди рав¬ 
нымъ 8,91. 

Величина и форма сосудовъ для гальванопла¬ 
стики зависятъ отъ размѣровъ наращиваемыхъ 
пластинъ, а также и способа расположенія элек¬ 
тродовъ, которые могутъ помѣщаться въ ваннахъ 
горизонтально или вертикально. 

Въ первомъ случаѣ устраняется расположеніе 
электролита слоями, а также теченія жидкости 
вдоль пластинъ, что особенно важно при работѣ 
съ большими плотностями тока, но за то подоб¬ 
ное расположеніе имѣетъ такія неудобства, благо¬ 
даря которымъ оно очень рѣдко примѣняется на 
практикѣ, а именно: если анодъ расположенъ 
надъ катодомъ, то образующаяся у перваго бо¬ 
лѣе концентрированная, а, слѣдовательно, и имѣю¬ 
щая большій удѣльный вѣсъ жидкость опускается 
на катодъ, а съ нею вмѣстѣ на него падаютъ 
также всѣ постороннія примѣси, находящіяся на 
анодѣ, что сильно портитъ отлагающійся осадокъ. 
Если анодъ расположенъ подъ катодомъ, то въ 
въ скоромъ времени около послѣдняго обра¬ 
зуется сильно кислый, бѣдный мѣдью, растворъ, 
а анодъ, находясь въ богатой мѣдью жидкости, 
которая благодаря большому удѣльному вѣсу 
останется внизу, покроется кристаллами купороса, 
и продолженіе электролиза будетъ невозможно. 

Сосуды съ вертикально расположенными элек¬ 
тродами занимаютъ мало мѣста, просты въ обра¬ 
щеніи и удобны; ихъ недостатокъ тотъ, что элек¬ 
тролитъ располагается слоями, и наверху полу¬ 
чается бѣдный мѣдью и кислый растворъ, а 
внизу, наоборотъ, вполнѣ устраняется постоян¬ 
нымъ перемѣшиваніемъ жидкости. 

Что касается до матеріала, изъ котораго дѣ¬ 
лать сосуды, то, конечно, самое удобное — это 


глина (шамотъ); къ сожалѣнію ихъ нельзя дѣ¬ 
лать очень большими изъ этого матеріала, т. к. 
въ этомъ случаѣ они всегда будутъ имѣть по¬ 
ристыя мѣста, если даже и не треснутъ при об¬ 
жиганіи, что случается очень часто. Ввиду этого 
сосуды большихъ размѣровъ приготовляются изъ 
сосноваго дерева, причемъ ихъ выкладываютъ 
внутри свинцомъ и покрываютъ двумя — тремя 
слоями асфальтоваго лака, прокладывая каждый 
слой неклеенною бумагою или наконецъ, обмазы¬ 
вая гутаперчею съ примѣсью стеарина, льнянаго 
масла и смолы. На верху стѣнокъ ящика дѣлаютъ 
полукруглые вырѣзы для помѣщенія въ нихъ мѣд¬ 
ныхъ прутьевъ, на которые вѣшаютъ аноды и 
катоды. 

Перемѣшиваніе раствора въ гальванопласти¬ 
ческихъ ваннахъ можетъ быть произведено раз¬ 
лично: черезъ маятникообразное качаніе ваннъ, 
циркуляціею жидкостей, вдуваніемъ воздуха, или 
наконецъ, механическими мѣшалками. Главное, на 
что надо обращать вниманіе при выборѣ способа 
перемѣшиванія, это чтобы не могли образоваться 
періодически повторяющіяся или постоянныя те¬ 
ченія, которыя дѣйствуютъ точно также, какъ и 
движеніе жидкости отъ электролиза. Разбирая 
всѣ вышеприведенные способы, мы найдемъ, что 
при вертикальныхъ электродахъ, качаніе ваннъ 
врядъ ли принесетъ пользу; циркуляція раство¬ 
ровъ трудно выполнима, требуетъ насосовъ и 
легко можетъ привести къ постояннымъ тече¬ 
ніямъ, какъ это случилось у де-ля-Рю, который 
расположилъ ванны ступенькообразно, устроилъ 
циркуляцію и получилъ на отлагающейся мѣди 
самыя странныя линіи, такъ что пришлось все 
бросить. Линіи эти были, очевидно, оставшіеся 
слѣды отъ теченій въ ваннѣ и анологичны съ 
прямыми линіями, которые бываютъ замѣтны при 
работѣ съ растворами въ покоѣ. 

Вдуваніе воздуха было испробовано |апкеу; 
оно очень удобно, но только при лабораторныхъ 
работахъ въ маломъ видѣ, хотя и тутъ замѣтна 
его худая сторона, состоящая въ разбрызгиваніи 
раствора пузырями воздуха, лопающимися на 
поверхности. 

Самое раціональное и удобное— это перемѣши¬ 
ваніе съ помощью мѣшалокъ, которыя состоятъ 
изъ качающихся маятникообразно палокъ, помѣ¬ 
щенныхъ или между катодомъ и анодомъ, или за 
ними и дѣлающихъ около десяти качаній въ минуту. 
Точка качанія находится надъ ванною около ея 
длинной стороны. Сначало мѣшалки приготовля¬ 
лись изъ дерева, но такъ какъ оно легко впиты¬ 
ваетъ купоросъ и становится проводникомъ элек¬ 
тричества, то ихъ стали дѣлать изъ стеклянныхъ па¬ 
локъ 15 мм. толщиною, укрѣпленныхъ съ помощью 
Т-образныхъ мѣдныхъ трубъ на валу, къ кото¬ 
рому послѣднія прикрѣплены съ помощью винтовъ: 
благодаря подобному устройству, мы можемъ, пе¬ 
редвигая ихъ вдоль валовъ, дать имъ любое по¬ 
ложеніе въ ваннѣ. Валъ лежитъ въ подшипни¬ 
кахъ, укрѣпленныхъ къ крышкамъ ваннъ и къ 
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колоннамъ, и приводится въ качательное движе¬ 
ніе съ помощью системы рычаговъ отъ электро¬ 
мотора. Если мѣшалки помѣщать между катодомъ 
и анодомъ, то движеніе жидкости будетъ слиш¬ 
комъ сильное и со дна будетъ подниматься тлямъ, 
частицы котораго пристанутъ къ катоду и да¬ 
дутъ неровный, покрытый бугорками осадокъ. 
Неудобство это не существуетъ, если мѣшалки 
помѣщены за катодомъ и только при очень боль¬ 
шихъ плотностяхъ тока или при покрываніи же¬ 
латиноваго рельефа, гдѣ нужна сильная циркуля¬ 
ція, можно прибѣгать къ первому способу* 

рбъ опредѣленіи сопротивленія изоляціи и 
мѣстъ неисправностей въ электрическихъ 
установкахъ во время дѣйствія. 

Ст. Д-ра Фрёлиха. 

Современные способы опредѣленія изоляціи и мѣстъ не¬ 
исправностей въ проводкѣ во время дѣйствія состоятъ глав¬ 
нымъ образомъ лишь въ измѣреніи абсолютнаго напряженія 
различныхъ частей внѣшней цѣпи, преимущественно, маги¬ 
стралей въ центральныхъ станціяхъ. 

Измѣренія эти производятся или грубымъ способомъ, 
посредствомъ лампъ накаливанія, или посредствомъ точ¬ 
ныхъ приборовъ. Болѣе точные способы были даны, на 
сколько мнѣ извѣстно, Фришемъ, предложившимъ методъ для 
опредѣленія сопротивленія всей изоляціи и Др. ^Гике, кото¬ 
рый даетъ возможность опредѣлить мѣсто большой неисправ¬ 
ности цѣпи со станціи. Что въ подобныхъ способахъ опре¬ 
дѣленія состоянія изоляціи, ощущается большая необходи¬ 
мость, никто не станетъ оспаривать, потому что дѣйствіе 
станціи обыкновенно безостановочное, слѣдовательно рѣдко 
удается дѣлать измѣренія во время бездѣйствія, а съ другой 
стороны исправленіе неисправностей безъ электрическаго 
опредѣленія ихъ мѣста бываетъ весьма затруднительно. 
Мною взяты патенты (1892 г.) на нижеизложенныя методы 
разрѣшенія слѣдующихъ задачъ, возникающихъ на прак¬ 
тикѣ. 

1 ) Опредѣленіе сопротивленія изоляціи всей системы про¬ 
водовъ. 

2) Опредѣленіе мѣста неисправности въ простой цѣпи, 
если въ ней существуетъ только одно такое мѣсто, или если, 
въ сравненіи съ нимъ, остальными можно принебрегать. 

3) Опредѣленіе сопротивленія нѣсколькихъ неисправно¬ 
стей цѣпи, мѣста которыхъ извѣстны (магистрали централь¬ 
ной станціи). 

4) Опредѣленіе мѣста грубаго поврежденія, въ сравненіи 
съ которымъ остальныя поврежденія не ощутительны, въ 
проводахъ сильно развѣтвленной цѣпи. 

Эти задачи должны рѣшаться во время дѣйствія освѣ¬ 
щенія и при томъ безъ всякихъ остановокъ или безпоряд¬ 
ковъ въ освѣщеніи. Далѣе мы увидимъ, что такія задачи 
могутъ рѣшаться весьма удобнымъ на практикѣ путемъ. 

Исключеніемъ является тотъ случай, когда одна точка 
установки, а именно, въ центральныхъ станціяхъ средняя 
планка нейтральнаго провода трехпроводной системы сооб¬ 
щена съ землею. Въ этомъ случаѣ во время дѣйствія не¬ 
возможно производить ни измѣренія изоляцій, ни опредѣле¬ 
нія мѣста неисправности проводки. 

Качества неисправностей. Представимъ себѣ замкнутую 
цѣпь, абсолютно изолированную, которая никогда не суще¬ 
ствовала и, вѣроятно, существовать не можетъ—и мы сей¬ 
часъ же увидимъ, что въ такой цѣпи абсолютная величина 
напряженія неопредѣлима, потому что всѣ законы, относя¬ 
щіеся къ напряженіямъ, касаются лишь разности напря¬ 
женій, а не абсолютной ихъ величины. Слѣдовательно, въ 
такихъ цѣпяхъ могутъ встрѣчаться какъ самыя высокія^, 
такъ и самыя малыя напряженія. Если напротивъ въ какой 


либо точкѣ цѣпи, какимъ нибудь способомъ опредѣлено на¬ 
пряженіе, то тогда оно опредѣлено и во всѣхъ остальныхъ 
точкахъ цѣпи. 

Если замкнутая цѣпь только въ какомъ нибудь одномъ 
мѣстѣ повреждена, т. е. соединена съ землей черезъ какое 
угодно сопротивленіе, то тогда напряженіе въ этомъ мѣстѣ 
должно равнятся или нулю, или напряженію земли. Дѣйстви¬ 
тельно, если бы этого не было, то происходило бы теченіе 
электричества въ землю въ одномъ мѣстѣ безъ притока его, 
т. е. происходила бы постоянная потерн электричества, что, 
конечно, невозможно. Вели въ цѣпи въ двухъ различныхъ 
точкахъ существуютъ двѣ неисправности, то токъ изъ од¬ 
ного мѣста проходитъ черезъ землю въ другое мѣсто; отсюда 
слѣдуетъ, что потенціалъ въ одномъ мѣстѣ долженъ быть по¬ 
ложительнымъ, а въ другомъ отрицательнымъ, и абсолют¬ 
ныя величины его въ этихъ мѣстахъ обратно пропорціо¬ 
нальны ихъ сопротивленіямъ. 

Въ случаѣ существованія одного грубаго поврежденія и 
нѣсколькихъ незначительныхъ, сила тока въ первомъ равна 
алгебраической суммѣ остальныхъ токовъ, которые могутъ 
быть различнаго направленія. Если въ этомъ случаѣ опре¬ 
дѣлять мѣсто неисправности цѣпи, въ томъ предложеніи, 
что существуетъ только одно поврежденіе, то найденное та¬ 
кимъ способомъ мѣсто приходится по близости къ мѣсту 
грубаго поврежденія. 

Если существуетъ много неисправностей, распредѣлен¬ 
ныхъ приблизительно равномѣрно по всей длиннѣ цѣпи, то 
опредѣляемое мѣсто приходится около середины цѣпи. Тогда 
говорится уже объ изоляціи цѣпи вообще, а не объ отдѣль¬ 
ныхъ неисправностяхъ. 

Во многихъ теоретическихъ соображеніяхъ о неисправ¬ 
ностяхъ изоляціи, цѣлесообразно разсматривать не сопро¬ 
тивленіе неисправнаго мѣста ({), а проводимость его, т. ѳ. 
обратную ему величину: 



Проводимость (К) изоляціи=суммѣ проводимостей всѣхъ 
отдѣльныхъ мѣстъ неисправности и=обратной величинѣ со¬ 
противленія общей изоляціи (Е), т. е. 


Способы измѣренія. Въ послѣдующемъ примѣняются два 
существенно различныхъ способа измѣреній сопротивленія 
изоляціи: введеніе гальванометровъ между различными точ¬ 
ками цѣпи и землей и употребленіе изолированнаго мостика 
въ различныхъ комбинаціяхъ. Въ первомъ способѣ соеди¬ 
няются двѣ точки зрѣнія на вопросъ. Если сопротивленіе 
гальванометра велико, то введеніемъ такого гальванометра 
напряженіе измѣряемыхъ точекъ не измѣняется ощутительно, 
и измѣреніе даетъ абсолютное напряженіе данной точки. 
Если сопротивленіе гальванометра не велико, то введеніемъ 
его образовывается искусственное сообщеніе съ землей че¬ 
резъ извѣстное сопротивленіе, вліяніе котораго на измѣня¬ 
емость напряженія въ цѣпи и служитъ средствомъ для из¬ 
мѣренія сопротивленія ея изоляціи. 



Фиг. 1. 


Измѣренія мостикомъ основывается на принципѣ мо¬ 
стика Витстона: извѣстное соотношеніе между сопротивле¬ 
ніями сторонъ 8 (фиг. 1) будетъ существовать и тогда, когда 
во всѣхъ сторонахъ и діагоналяхъ существуютъ электровоз¬ 
будительныя силы. Только критеріемъ равновѣсія должно 
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•ѵіп : условіе, чтобы прерываніе одной діагонали или 
іііігіненіе ея сопротивленія не производили въ другой измѣ- 
- • - лы тока; токъ не долженъ исчезать въ этой послѣд- 
I, какъ слѣдуетъ по обыкновенному правилу. 

Для примѣненія этого способа можно дать слѣдующіе 
практическіе совѣты: діагональныя вѣтви можно всегда пе- 
ресоединить. Вмѣсто обыкновенно употребляемой батареи 
въ одной діагонали можетъ быть употреблено любое сопро¬ 
тивленіе. Если въ вѣтви съ гальванометромъ проходитъ токъ, 
такъ что стрѣлка упирается въ шпильку, то этотъ токъ не 
; надо уничтожать включеньемъ противной электровозбудитель¬ 
ной силы, а цѣлесообразнѣе употреблять въ такомъ случаѣ 
магниты; а именно, одинъ сильный магнитъ перпендикуляр¬ 
ный къ оси стрѣлки, приближаютъ къ стрѣлкѣ въ горизон- 
I тальной плоскости, пока стрѣлка не перекинется, и другой 
слабый, имѣющій возможность вращаться вокругъ оси стрѣл¬ 
ки, помощію котораго стрѣлка приводится къ свободному 
качанію. 

При употребленіи телефона въ одной діагонали вмѣсто 
гальванометра, производится поперемѣнное замыканіе и раз¬ 
мыканіе другой діагонали и лучше всего (съ постоянною 
равномѣрностью) это достигается вращеніемъ колеса-преры¬ 
вателя рукою или электродвигателемъ, что вызываетъ въ теле¬ 
фонѣ шумъ, сильно отличающійся отъ другихъ слышныхъ 
въ немъ звуковъ. На изчезновеніе этого шума и устанав¬ 
ливается мостикъ. 

Въ нижеприведенныхъ способахъ измѣренія мостикомъ 
служитъ основаніемъ не простое развѣтвленіе Витстона, а 
другое болѣе сложное, теорію котораго пришлось еще раз¬ 
вивать; здѣсь, впрочемъ, будутъ упомянуты только нужныя 
для измѣренія окончательныя формулы. 

Измѣренія изоляціи. Приступая къ описанію способовъ 
измѣренія изоляціи приведемъ сначала нѣкоторыя теорети¬ 
ческія соображенія. Въ простой цѣпи (фиг. 2). раздѣленной 



на 2 и., равныхъ по сопротивленію, частей, представимъ 
себѣ въ точкахъ раздѣленія мѣста неисправности изоляціи 
и не слишкомъ малаго сопротивленія. Кромѣ того положимъ, 
что разность напряженій въ двухъ точкахъ раздѣленія вездѣ 
одинакова, напр. равна 8- Среднюю раздѣльную точку обо¬ 
значивъ черезъ 0, а остальныя точки къ положительному 
1 полюсу черезъ 1, 2, 3, . . . щ а къ отрицательному че¬ 
резъ— 1,-2,—3. . .-п. Точка же т будетъ имѣть сопро¬ 

тивленіе Ітч а проводимость: 

7 , 

гь т — • 

Тт 


Проводимость всѣхъ точекъ 


к- 




1 

/ш 


Соотвѣтствующіе этимъ точкамъ токи (въ землю) будутъ: 

*09 Нч Ч * * * 9 ? -І9 ? -29 ^-3 • * • 9 


а соотвѣтствующія имъ напряженія: 

Р Р Р Р Р Р 

Х 09 Х 49 Х 2* * * 9 Х -19 Х -29 Х -3 " * 


По правилу Кирхгофа имѣемъ слѣдующія уравненія: 


И іт — 0 
— п 


~ ? о /о “Мі л—о — ч и +?-і 9 /*-і — ~ о 
Ч Л ~Ь Ч /г ~ б ? -і /1і ®-2 /-2 ~ 6 


Опредѣливъ изъ этихъ уравненій силы токовъ въ точкахъ 
сообщенія съ землею, а затѣмъ напряженіе Р 0 изъ уравне¬ 
нія Р 0 = і/ 0 , получимъ: 



- З & 3 .... ^-1 " I " 2/С_2 — 1 ~ З &_ 3 . . 

или Р„ = 8^, 




к ± — 2к 2 — 

• + 


гдѣ 1і — — — 2к 2 —- ... —|— к~^ 2к- 2 ~|- ... 


Для остальныхъ напряженій имѣется: 

~ ^0 "Ь ©9 ^2 — ^0 4“ ^8, • • * 9 — ^0 “Ь П % 

Р. 1 = Р 0 -8, Р- 2 = Ро- 28, . . - ,Р-я = Г 0 -»8 

Если введенъ гальванометръ съ параллельнымъ отвѣтвіе- 
ніемъ <7 между точкою ш и землею, то этимъ уменьшится 

сопротивленіе въ точкѣ га, и тогда вмѣсто к ш — 


имѣемъ к ш — гг~ ~Ь -; отсюда напряженіе въ точкѣ о бу- 
Тпг У 

детъ: 


Р'о = 


п — 

о 

К + 


т 

У 

Г 

9 


и всѣ остальныя напряженія увеличатся на величину 
Р' — Р 

1 о 1 о* 

Изъ вышесказаннаго слѣдуетъ, чю 1) напряженіе средней 
планки центральной станціи = о когда сумма к 1 + + 

-)- ЗА: 3 -)- . . . . пк п на положительной сторонѣ = подоб¬ 
ной же суммѣ на отрицательной, и 2) мѣсто неисправности 
цѣпи тѣмъ сильнѣе повліяетъ на напряженіе средней планки, 
чѣмъ болѣе оно будетъ отдалено отъ этой планки (тѣмъ бо¬ 
лѣе будетъ т). 

Посредствомъ предыдущей формулы легко объяснить всѣ 
нижеприведенные способы измѣренія. 

I Способъ (Фриша). Фришъ вводитъ гальванометръ сна¬ 
чала между одной планкой центральной станціи и землею, 
затѣмъ между сосѣдней планкой и землей, а потомъ и между 



обѣими планками (фиг. 3). Изъ этихъ трехъ показаній 
легко будетъ расчитать сопротивленіе изоляціи. 
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Если гальванометръ введенъ между т* тою планкою и 
землею, то показаніе его по вышеприведенной формулѣ бу¬ 
детъ: 


т 

1 г — ~ 

Р 'т — $ ’і + т ь 


Если гальванометръ введенъ между т — Гою планкой и 
землею, то показаніе его будетъ: 
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Если же гальванометръ введенъ между самими планками, 
то тогда показаніе его = 8; откуда опредѣляется изоляція 
по формулѣ: 
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* сопротивленіе по формулѣ: 
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(Продолженіе слѣдуетъ.) 


^Электролитическое бѣленіе. 

Способы Эрмита, Кельнера, Андреоли и Сте¬ 
панова. 

Ст. Д. Голова. 

Давно уже изоорѣтатели стали дѣлать попытки примѣ- 
, нить электролизъ хлористыхъ солей различныхъ металловъ 
і для бѣленія такихъ растительныхъ веществъ, какъ бумаж¬ 
ная масса, ткани и пр. Чаще всего они брали хлористый 
натрій, какъ матеріалъ весьма распространенный и дешевый. 
Еще въ 1843 г. Беккерель указывалъ на возможность полу¬ 
чать хлоръ электролизомъ хлористаго натрія и вмѣстѣ съ 
многими другими изобрѣтателями старался, но безуспѣшно, 
выработать техническій способъ для этого полученія. 

Въ 1882 г. Лидовъ и Тихоміровъ занимались опытами 
надъ электролизомъ хлористыхъ натрія, галлія и кальція при 
помощи тока динамомашины. Они нашли, что при этомъ 
въ растворѣ получается хлорноватистая соль, которая въ 
смѣси съ растворомъ хлористой соли даетъ способную отбѣ¬ 
ливать жидкость; экспериментаторы объясняли образованіе 
этой соли такъ: токъ, дѣйствуя, напримѣръ, на растворъ 
хлористаго натрія, разлагаетъ послѣдній на металлическій 
натрій и хлоръ; первый, соприкасаясь съ водой, переходитъ 
въ ѣдкій натръ, причемъ выдѣляется водородъ, а хлоръ 
вступаетъ въ взаимодѣйствіе, причемъ образуется хлорно¬ 
ватистый и хлористый натрій и вода по слѣдующему ура¬ 
вненію: 

2 Ж ОН 2 С1 = На С I О + На С1 + ШО. 

Такимъ образомъ по истеченіи нѣкотораго времени дѣй¬ 
ствія тока получалась жидкость, обладающая способностью 
обезцвѣчивать растительныя вещества. Способъ этотъ ока¬ 
зался все-таки непригоднымъ для практическаго примѣне¬ 
нія главнымъ образомъ въ виду слѣдующаго обстоятельства: 
образующаяся хлорноватистонатровая соль весьма непо- 
I стоянна и подъ дѣйствіемъ тока легко переходитъ въ хлор 
новатую, а потому, сколько бы времени токъ ни пропускали, 
содержаніе хлорноватистонатровой соли въ жидкости нельзя 
довести выше 0,3— 0,4% 5 что недостаточно для практиче¬ 
скихъ цѣлей. 

Подобными же изслѣдованіями занимались между про¬ 


чимъ (и также безъ успѣха) Ноденъ и Биде, которые ста¬ 
рались доказать, что при электролизѣ хлористаго натрія 
можно пользоваться одной и той же ванной, пополняя только 
потери, неизбѣжно связанныя съ бѣленіемъ (отбѣливаемое 
вещество уноситъ съ собой нѣкоторое количество жидкости, 
а слѣдовательно и хлора). 

Въ настоящее время всѣ препятствія, съ какими не 
могли справиться первые изобрѣтатели, болѣе или менѣе 
успѣшно устранены и нѣсколько способовъ электролитиче¬ 
скаго бѣленія уже получили практическое примѣнен{е, а 
именно способъ Эрмита во Франціи, Англіи и Амеріщѣ 
Кельнера въ Германіи и Норвегіи и г. Степанова въ Россіи. 

Способъ Эрмита. — Н-^цболѣе широкое примѣненіе поу 
лучилъ въ промышленности способъ Эрмита, <} ^которомъ 
уже нѣсколько разъ упоминалось на странныхъ «Электри¬ 
чества» и который былъ первымъ по времени способомъ, 
удачно разработаннымъ и приспособленнымъ для техниче¬ 
скаго примѣненія. 

Эрмитовскій способъ основанъ на электролизѣ хлори¬ 
стаго магнія (или раствора морской соли, содержащей 
хлористый магній). Изобрѣтатель даетъ слѣдующее объясне¬ 
ніе реакціямъ, происходящимъ при этомъ электролизѣ: хло¬ 
ристый магній разлагается одновременно съ водой, причемъ 
хлоръ, выдѣляющійся изъ соли, и кислородъ изъ воды сое¬ 
диняются на положительныхъ электродахъ электролизатора 
и образуютъ неустойчивое сложное соединеніе, обладающее 
очень сильной обезцвѣчивающей способностью. Водородъ и 
магній идутъ къ отрицательнымъ электродамъ; первый вы¬ 
дѣляется вонъ, а послѣдній разлагаетъ воду и образуетъ 
окись магнія. 

Если въ жидкости находится какое либо красящее 
растительное вещество, то кислородъ соединяется съ окра¬ 
шивающимъ веществомъ и даетъ углекислоту, а хлоръ всту¬ 
паетъ въ соединеніе съ водородомъ, образуя соляную ки¬ 
слоту, которая, встрѣчая въ жидкости магній и соединяясь 
съ нимъ, даетъ снова хлористый магній, такъ что однимъ 
и тѣмъ же количествомъ послѣдняго можно пользоваться 
безконечно. 

Итакъ эта теорія Эрмита предполагаетъ образованіе на 
положительныхъ электродахъ хлора и кислорода, а не хлор¬ 
новатокислой соли, происходящей отъ соединенія хлора съ 
ѣдкимъ натромъ. Бѣленіе производится кислородомъ, а хлоръ 
играетъ роль только проводника, направляющаго кислородъ 
на красящее вещество. 

Въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ хлористый магній дорогъ, 
можно дѣлать электролизируемый растворъ изъ смѣси этой 
соли съ поваренной или морской солью, такъ какъ Эрмитъ 
нашелъ, что электрическій токъ разлагаетъ хлористый маг¬ 
ній и въ присутствіи большаго количества хлористаго нат¬ 
рія; при этомъ первая соль совершаетъ химическую ра¬ 
боту, а вторая служитъ проводникомъ. Надобно только за¬ 
ботиться о томъ, чтобы въ ваннѣ былъ избытокъ свободнаго 
магнія. 

Аппаратъ для электролизированія выработанъ Эрмитомъ 
при содѣйствіи Патерсона и Купера. Онъ представляетъ со¬ 
бой чугунный гальванизированный ящикъ, въ нижней части 
котораго расположена труба съ большимъ числомъ отверстій 
для входа жидкости; по верхней кромкѣ стѣнокъ имѣется 
каналъ для сливанія жидкости, которая такимъ образомъ 
находится въ непрерывномъ циркулированіи по аппарату 
снизу вверхъ. 

Катодами служатъ цинковые диски, насаженные на двѣ 
параллельныя оси, которые медленно вращаются. Между 
каждыми двумя катодами расположена анодов ая пластинка, 
у которой активную поверхность образуетъ платиновая сѣтка, 
вставленная въ эбонитовую рамку и припаенная сверху къ 
свинцовому угольнику, который сообщаетъ анодъ съ общимъ 
мѣднымъ проводникомъ, расположеннымъ вдоль электроли¬ 
затора; аноды скрѣпляются съ этимъ проводникомъ вин¬ 
тами, а потому каждый электродъ можно легко снимать 
во время дѣйствія аппарата, не останавливая даже вра¬ 
щенія катодовъ. Съ мѣднымъ проводникомъ соединяется 
положительный полюсъ динамомашины, а отрицательный 
ея полюсъ сообщается съ катодами при посредствѣ чугун¬ 
наго ящика. Въ серединѣ анода къ его рамкѣ привинчена 
упругая эбонитовая пластинка, пригнутая къ поверхности 
катода одной своей кромкой, обращенной навстрѣчу враще¬ 
нія послѣдняго и счищающей съ него всякія осадки грязи. 
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Если нужно нѣсколько электролизаторовъ, то ихъ соеди¬ 
няютъ послѣдовательно. Силу тока, проходящаго по ван¬ 
намъ, надо доводить до 1000 —1200 амперовъ, разсчиты¬ 
вая по 5 вольтовъ на аппаратъ. Такимъ образомъ для при¬ 
мѣненія способа Эрмита приходится заказывать спеціаль¬ 
ныя динамомашины, способныя доставлять токъ указанной 
силы, что, конечно, слѣдуетъ признать за недостатокъ спо¬ 
соба. 

Для составленія электролита берутъ: 

1000 литровъ воды, 

50 кгр. хлористаго натрія и 
5 кгр. хлористаго магнія, 

а затѣтъ прибавляютъ еще небольшое количество магнезіи. 
При помощи помпы жидкость эта поддерживается въ не¬ 
прерывномъ циркулированіи. Пропустивъ чрезъ электроли- 
заторы токъ, даютъ жидкости достичь извѣстной степени 
насыщенія, а затѣмъ отводятъ ее къ отбѣливаемымъ мате¬ 
ріаламъ, причемъ ихъ бѣленіе происходитъ въ обыкновен¬ 
ныхъ приборахъ, какъ и при бѣленіи, напримѣръ, хлористой 
известью; затѣмъ эту жидкость доставляютъ обратно въ элек- 
тролизаторы, такъ что все время служитъ одна и таже жид¬ 
кость и единственной потерей ванны является та жидкость, 
которая остается въ отбѣливаемомъ матеріалѣ. 

Способъ Эрмита примѣняется преимущественно на бу¬ 
мажныхъ фабрикахъ для бѣленія бумажной массы. Аппа¬ 
ратъ производитъ въ 24 часа количество бѣлильной жид¬ 
кости, эквивалентное 100 кгр. сухой хлорной извести, тре¬ 
буя для своего дѣйствія 10 лош. силъ. Такъ какъ въ бу¬ 
мажной массѣ остается обыкновенно 60°/о жидкости, то по 
расчету изобрѣтателя на 100 кгр. сухой массы теряется 
150 кгр. раствора и слѣдовательно растворъ съ 5°/о хлори¬ 
стаго натрія и 0,5°/о хлористаго магнія теряетъ на 100 кгр. 
отбѣливаемой массы 8,5 кгр. первой соли и 0,76 кгр. второй. 

По расчету Эрмита стоимость электрическаго пригото¬ 
вленія бѣлильной жидкости по его способу, при пользова¬ 
ніи паровыми машинами, и если взять опять количество 
жидкости, эквивалентное 100 кгр. хлористой извести будетъ 
слѣдующая: 

10 лош. с. отъ паровой машины за 24 часа. 4,80 франк, 
поваренной соли 30 кгр. по 0,05 фр. за 1 кгр.) 1,50 » 

хлористаго магнія 6 кгр. (по 0,12 фр. за 1 кгр.) 0,72 » 
погашеніе первонач. стоимости установки . . 3,00 » 

Всего 10,02 франк. 

Этотъ расчетъ составленъ на основаніи данныхъ, полу¬ 
ченныхъ за два года при практическомъ примѣненіи спо¬ 
соба. 100 кгр. хлористой извести стоятъ 20 — 22 фр., такъ 
что способъ Эрмита даетъ значительную экономію въ сра¬ 
вненіи съ обыкновеннымъ способомъ бѣленія. Цѣны мате¬ 
ріаловъ взяты, конечно, тѣ, какія существуютъ во Франціи; 
если захотимъ примѣнять этотъ способъ у насъ въ Россіи, 
то получимъ нѣсколько другія условія. Предположимъ, что 
первоначальные расходы на установку остаются тѣже са¬ 
мые (т. е. откинемъ таможенныя пошлины, расходъ на пе¬ 
ресылку, комиссіи и пр.); тогда расходы на полученіе по 
способу Эрмита бѣлильной жидкости въ количествѣ, соотвѣт¬ 
ствующемъ 1 пуду бѣлильной извести, приблизительно бу¬ 
дутъ таковы: 

1,6 лош. с. отъ паровой машины въ 24 часа 56 коп. 
поваренной соли 12 фун. (по 25 коп. пудъ) . 7,5 » 
хлористаго магнія 2,4 фун. (по 1 руб. за пудъ) 6 » 
погашеніе капитала. . .. 20 » 


Всего . . 89,5 коп. 

т. е., вѣроятно, этотъ процессъ обойдется около 1 руб. на 
принятый эквивалентъ. Здѣсь сомнительна слишкомъ малая 
цифра погашенія расходовъ на установку, такъ какъ до¬ 
вольно сложный аппаратъ Эрмита очень дорогъ, (а именно, 
стоитъ 300 фун. стерл. заграницей) и требуетъ для себя 
спеціальной и слѣдовательно дорого стоющей динамомашины. 
Кромѣ того этотъ способъ представляетъ для примѣненія 
въ Россіи нѣкоторое неудобство въ томъ отношеніи, что 
хлористый магній — продуктъ, привозный изъ-заграницы. 
Затѣмъ надо замѣтить, что способъ Эрмита вводитъ нѣко¬ 
торыя перемѣны въ пріемахъ самаго бѣленія. 


Способъ д-ра Кельнера. — Этотъ изобрѣтатель имѣетъ 
въ виду главнымъ образомъ бѣленіе бумажной массы. Его 
способъ основанъ на электролизѣ раствора хлористаго нат¬ 
рія съ прибавкой небольшаго количества нашатыря или 
азотнокислаго калія. Какъ и при способѣ Эрмита, бѣлиль¬ 
ная жидкость изготовляется предварительно въ электроли- 
заторахъ и затѣмъ отводится къ обезцвѣчиваемому мате¬ 
ріалу. Электролизаторъ представляетъ собой ящикъ, раздѣ¬ 
ленный на нѣсколько узкихъ отдѣленій, въ которыхъ распо¬ 
ложены цинковые катоды и платиновые или угольные аноды 
(угольные электроды совершенно непригодны для практиче¬ 
скихъ примѣненій). Жидкость вступаетъ въ нижнюю часть 
чрезъ дно аппарата, проходитъ по его отдѣленіямъ и выхо¬ 
дитъ чрезъ верхную я часть, откуда она поступаетъ въ бѣлиль¬ 
ные чаны. Дальнѣйшіе подробности этого способа, также, 
какъ и результаты, полученные при его практическомъ при¬ 
мѣненіи, неизвѣстны. 

Способъ Кельнера примѣняется на одной бумажной фа¬ 
брикѣ близъ Зальцбурга и на другой въ Норвегіи, причемъ 
въ томъ и другомъ случаѣ утилизируется водяная сила, ко¬ 
торая, конечно, дѣлаетъ всякое электролитическое бѣленіе 
особенно выгоднымъ. 

Способъ Андреоли .— Этотъ способъ также состоитъ 
изъ электролиза поваренной или морской соли, причемъ 
съ цѣлью ослабить вторичныя реакціи, которыя ограничи¬ 
ваютъ развитіе обезцвѣчивающихъ веществъ при электро¬ 
лизѣ, изобрѣтатель беретъ только два катода съ небольшой 
поверхностью на нѣсколько анодовъ. Послѣдніе состоятъ 
изъ угольныхъ полосокъ, расположенныхъ на небольшомъ 
разстояніи одна отъ другой въ мѣдныхъ поддержкахъ, при¬ 
чемъ, для обезпеченія хорошаго соприкасанія, угли сверху 
покрыты мѣдью и вылужены. Поддержки покрыты изоли¬ 
рующимъ лакомъ и вставлены въ деревянныя рамки. 

Аппаратъ представляетъ собой ящикъ съ двойными стѣн¬ 
ками изъ шифера емкостью на 50 литровъ. Въ немъ распо¬ 
ложены параллельно 20 анодовъ, каждый изъ 16 полосокъ, 
а съ краевъ находятся два катода изъ желѣзной проволоч¬ 
ной сѣтки, помѣщенные въ деревянныхъ корзинкахъ, кото¬ 
рыя покрыты предохранительной оболочкой и наполнены 
перекисью марганца, предназначаемою для того, чтобы пре¬ 
пятствовать выдѣляющемуся на катодахъ водороду возста¬ 
новлять образующееся на анодахъ соединеніе изъ кислорода 
и хлора. Растворъ берутъ въ 5—8° Боме; въ него прибав¬ 
ляютъ углекислаго натрія въ количествѣ 1 гр. на 100 ли¬ 
тровъ. 

Аппараты располагаютъ одинъ надъ другимъ, чтобы 
можно было устроить непрерывную циркуляцію жидкости. 
Для 20 аппаратовъ въ 50 литровъ требуется динамомашина 
въ 1000 амп. X 100 вольт. Для полученія бѣлильной жид¬ 
кости въ количествѣ, эквивалентномъ 1 тонну бѣлильной 
извести, надо затратить механическую работу около 4000 
лошадей-часовъ. 

Способъ Андреоли вводится въ употребленіе въ Англіи 
для бѣленія тканей и бумажной массы. 

Способъ С. Н. Степанова. — Этотъ изобрѣтатель, про¬ 
должая упомянутыя выше изслѣдованія Лидова и Тихо¬ 
мірова, выработалъ простой и экономичный способъ приго¬ 
товленія бѣлильной жидкости электролизомъ поваренной соли, 
продукта дешеваго и добываемаго въ Россіи въ изобиліи. 
Все усовершенствованіе, сдѣланное г. Степановымъ въ элек¬ 
трохимическомъ отношеніи, заключается въ томъ, что въ 
растворъ поваренной соли прибавляется небольшое коли¬ 
чество ѣдкой извести. При пропусканіи тока въ растворѣ 
образуются хлорноватокислая известь, ѣдкій натръ и хло¬ 
ристый кальцій, а кромѣ того изъ него выдѣляется водородъ; 
затѣмъ половина ѣдкаго натра разлагаетъ хлористый каль¬ 
цій, причемъ осаждается известь. Получающаяся въ ра¬ 
створѣ хлорноватистокислая известь лучше хлорноватисто¬ 
натровой соли выдерживаетъ дѣйствіе тока, не переходя 
въ хлорноватую соль, такъ что оказывается возможнымъ 
получать растворы съ 1,4 —1,6% этой соли, что вполнѣ 
достаточно для практическихъ цѣлей. Кромѣ того при этихъ 
реакціяхъ обратная электровозбудительная сила бываетъ 
не больше 1,8 вольта, тогда какъ при способѣ Эрмита, на¬ 
примѣръ, она достигаетъ 4 вольтовъ. 

Что касается до аппарата-электролизатора, то, вырабо- 
тывая его устройство, г. Степановъ главнымъ образомъ 
имѣлъ въ виду слѣдующія условія: 1) при примѣненіи на 
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фабрикахъ его способа приготовленія бѣлильной жидкости 
должны оставаться безъ всякаго измѣненія тѣ способы и 
пріемы бѣленія, какіе теперь тамъ приняты; 2) дать воз¬ 
можность пользоваться для дѣйствія аппаратовъ тѣми деше¬ 
выми типами динамомашинъ, какіе имѣются въ продажѣ и 
какіе употребляются, напримѣръ, для электрическаго освѣ¬ 
щенія; 3) придать аппарату простую, прочную и возможно 
дешевую форму. 

Существенное отличіе аппарата г. Степанова отъ аппа¬ 
ратовъ другихъ изобрѣтателей заключается въ томъ, что 
отдѣльные элементы соединены въ цѣпи не параллельно 
(т. е. не расположены въ одной ваннѣ), а послѣдовательно. 
Вообще число отдѣльныхъ элементовъ и ихъ размѣры можно 
подбирать по имѣющейся въ распоряженіи динамомашинѣ. 
Для принятаго теперь размѣра требуется 90 вольтовъ и 
50 амперовъ. 

Какъ можно видѣть изъ прилагаемаго рисунка, элементы 
аппарата расположены послѣдовательно въ наклонной рамѣ, 
и жидкость протекаетъ по всѣмъ элементамъ по порядку, 
подвергаясь на всемъ пути дѣйствію тока. Элементы со¬ 
стоятъ изъ узкихъ свинцовыхъ ящиковъ, играющихъ роль 
катодовъ и вставленныхъ въ желѣзныя корзинки, которыя 
подвѣшены на рамѣ при помощи фарфоровыхъ изоляторовъ. 



Фиг. 4. 


Въ ящики опущены аноды изъ тонкихъ платиновыхъ ли¬ 
стовъ, подвѣшенныхъ на изогнутыхъ въ дугу толстыхъ мѣд¬ 
ныхъ проволокахъ, вставленныхъ своими концами въ изо¬ 
лирующіе стаканчики, которые вдѣланы въ продольные брусья 
рамы и съ правой стороны наполнены ртутью, служа та¬ 
кимъ образомъ и для соединенія элементовъ въ цѣпь, такъ 
какъ въ каждый стаканчикъ опущенъ еще кромѣ того ко¬ 
нецъ проволоки, идущей отъ свинцоваго ящика смежнаго 
нижняго элемента; такое соединеніе при помощи ртути, ко¬ 
нечно, гораздо удобнѣе и надежнѣе соединенія посредствомъ 
винтовъ; можно безъ всякихъ затрудненій вынимать изъ эле¬ 
ментовъ платиновые электроды, выводить изъ цѣпи отдѣль¬ 
ные- элементы, замѣнять ихъ новыми и пр. Попеременно 
около того и другаго конца у свинцовыхъ ящиковъ сдѣланы 
носки для сливанія жидкости въ слѣдующій нижній эле¬ 
ментъ, причемъ тамъ струя жидкости попадаетъ въ сте¬ 
клянный цилиндрикъ, не доходящій до дна свинцоваго 
ящика на 5 см.; этимъ достигается конечно лучшее пере¬ 
мѣшиваніе жидкости въ каждомъ элементѣ. 

Такимъ образомъ растворъ поваренной соли, выходя 
изъ расположеннаго надъ аппаратомъ резервуара, проте¬ 
каетъ послѣдовательно вдоль всѣхъ элементовъ (ихъ 20 у ап¬ 
парата, изображеннаго на прилагаемомъ рисункѣ), подвер¬ 


гается электризованію во всѣхъ своихъ частяхъ и спу¬ 
скается изъ нижняго элемента въ общій для всѣхъ аппара¬ 
товъ резервуаръ, откуда берутъ его по мѣрѣ надобности 
для бѣленія. Отработавшій растворъ спускается въ особый 
резервуаръ, гдѣ въ него приходится только добавлять пова¬ 
ренную соль до требуемой крѣпости, а затѣмъ онъ вновь 
поступаетъ въ электролизаторы; при этомъ приходится рас¬ 
ходовать около пуда соли на то количество бѣлильной жид¬ 
кости, которое соотвѣтствуетъ 1 пуду бѣлильной извести. 

Аппаратъ упомянутыхъ размѣровъ доставляетъ въ 24 часа 
5180 литровъ (432 ведра) бѣлильной жидкости, содержащей 
6 гр. хлора на литръ, т. е всего 31,1 кгр., что соотвѣт¬ 
ствуетъ 7,8 пудамъ бѣлильной двести (если считать, что 
она содержитъ 25°/о хлора, которые вполнѣ утилизируются, 
чего на самомъ дѣлѣ, конечно, не бываетъ; свѣжая хлори¬ 
стая известь содержитъ обыкновенно 33°/о хлора, но въ ле¬ 
жалой его содержаніе уменьшается до 18° о, вслѣдствіе чего 
здѣсь взято среднее содержаніе въ 25°/о; въ дѣйствитель¬ 
ности пробная установка на бумажной фабрикѣ В. П. Пе- 
чаткина въ Петербургѣ показала, что суточное производ¬ 
ство этого аппарата соотвѣтствуетъ по количеству отбѣли¬ 
ваемаго матеріала 9-—10 пудамъ хлорной извести. 

Аппаратъ этотъ стоитъ 1200 руб., изъ которыхъ 800 руб. 
приходятся на платиновые электроды, т. е. представляютъ 
собой затрату капитала, не требующую погашенія, такъ 
какъ платина отъ употребленія не теряетъ своей цѣнности. 
Расходъ на динамомашину съ проводами и измѣрительными 
приборами можно принять въ 70 руб. на лош. силу, такъ 
что для одного аппарата этотъ расходъ составитъ 500 руб. 
Такимъ образомъ первоначальные расходы на электриче¬ 
скую установку, отнесенные къ количеству жидкости, соот¬ 
вѣтствующему одному пуду бѣлильной извести, составятъ 
1200 + 500 

-^-= (приблизительно) 220 руб. 

Теперь можно приблизительно разсчитать, во что обой¬ 
дется приготовленіе принятаго нами за единицу эквива¬ 
лента бѣлильной жидкости: 

1,2 лош. с. въ сутки отъ пар. машины 42 коп. 

1 пудъ поваренной соли.25 » 

проценты и погашеніе капитала ... 8 » 

Итого 75 коп. 

Электролитическая бѣлильная жидкость г. Степанова ока¬ 
залась весьма удобнымъ средствомъ для бѣленія миткалей. 
Аппараты при урегулированномъ ходѣ процесса даютъ жид¬ 
кость опредѣленнаго и постояннаго насыщенія бѣлильной 
солью, вслѣдствіе чего ее легко можно дозировать, смотря 
по роду отбѣливаемаго товара, безъ всякаго риска сдѣлать 
ошибку относительно крѣпости жидкости и тѣмъ повредить 
прочности товара. Исключительное право примѣненія этого 
способа бѣленія миткалей въ Россіи пріобрѣтено акціонер¬ 
нымъ обществомъ бумажныхъ мануфактуръ Гейнцеля и Ку- 
ницера, на фабрикѣ котораго близъ Лодзи этотъ способъ 
бѣленія примѣняется уже больше года, способствуя, какъ 
кажется, увеличенію прочности товара. 


ОБЗОРЪ НОВОСТЕЙ. 

Дѣйствіе высокихъ температуръ на раз¬ 
личные металлическіе окислы. —Извѣстный 
Французскій ученый Муассанъ, прославившійся получе¬ 
ніемъ свободнаго фтора и изученіемъ его свойствъ, не¬ 
давно произвелъ нѣсколько интересныхъ опытовъ съ по¬ 
мощью лабораторнаго электрическаго горна. Горнъ г. Муас- 
сана въ существенныхъ чертахъ состоитъ изъ двухъ кус¬ 
ковъ обожженной извести, которые накладываются одинъ 
на другой и хорошо пригнаны другъ къ другу. Въ нижнемъ 
кускѣ выдолблено углубленіе, образующее какъ бы тигель. 
Въ этотъ тигель вдаются — съ боковъ концы двухъ углей 
проходящихъ черезъ стѣнки верхняго куска. Между этими 
концами углей устраиваютъ вольтову дугу. Мощность, по¬ 
требляемая ею въ однихъ опытахъ доходила до 1650 уат- 
товъ (причемъ сила тока была 30 амперъ, его напряже¬ 
ніе 55 вольтъ), и температура внутри горна достигала при 
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- 2250° С. Въ другихъ опытахъ потребляемая мощ- 

н ь была 4500 уаттовъ (100 амперовъ X 45 вольтовъ), и 
температура внутри горна достигала 2500° С. Въ вѣкото- 
рыхъ же опытахъ потребляемая дугою мощность равнялась 
45500 уаттамъ (450 амперовъ X 70 вольтъ), и^ темпера¬ 
тура внутри горна достигала 3000° С. При такой темпера 
турѣ плавились и самыя стѣнки горна. Температуры измѣ¬ 
рялись г. Віолемъ. Угольные электроды были предвари¬ 
тельно подвергнуты, при высокой температурѣ дѣйствію 
хлора и затѣмъ охлаждены въ струѣ азота. Послѣ каждаго 
! опыта концы углей оказывались превращенными въ графитъ 

Металлическіе окислы, подвергаемые дѣйствію высокихъ 
температуръ вносились въ горнъ въ формѣ мелкаго порошка. 

Вотъ главнѣйшіе результаты опытовъ г. Муассана. 

Окись кальція. Чистая окись кальція (т. е. чистая из¬ 
весть) подъ дѣйствіемъ вольтовой дуги въ 50 вольтовъ и 
25 амперовъ скоро покрывалась блестящими бѣлыми кри¬ 
сталлами. Когда брали продажную известь, то тоже образо¬ 
вывались кристаллы, которые по анализу состояли изъ97,4 , 0 
извести, глинозема, кремнезема и слѣдовъ желѣза. Полное 
•расплавленіе всей массы —съ послѣдующей кристаллиза¬ 
ціей получалась лишь, когда интенсивность вольтовой дуги 
доводили до 70 вольтовъ и 350 амперовъ. 

Окись стронція плавилась вполнѣ при ЗООСУ* С. и засты¬ 
вая затѣмъ давала конгломератъ кристалловъ. 

Магнезія образовывала прозрачные- безводные кристаллы 
при 2500° С. 


Чистый глиноземъ плавился при 2250° С. Если имѣлась 
примѣсь небольшаго количества окиси хрома, то получа¬ 
лись маленькіе рубиновокрасные^ кристаллики. При доста¬ 
точно долгомъ дѣйствіи вольтовой дуги, глиноземъ, не только 
плавился, но даже обращался въ паръ. 

Окись цинка очень быстро обращалась въ паръ. На уг¬ 
ляхъ осаждались длинныя и прозрачныя хлопья. 

Окись уранія возстановлялась въ металлическій ураній 
при 3000° С. Въ 10 минутъ получался королекъ металли¬ 
ческаго уранія, вѣсящій 120 граммовъ. 

Г. Муассанъ испытывалъ также въ своемъ горнѣ дѣй¬ 
ствіе жара вольтовой дуги на окислы желѣза, марганца, 
хрома, никкеля, кобальта, титана, мѣди и на баритъ. Но 
результатовъ этихъ его опытовъ мы не будемъ приводить, 
въ одномъ изъ ближайшихъ номеровъ нашего журнала бу¬ 
дутъ изложены дальнѣйшіе опыты г. Муассана, результа¬ 
томъ которыхъ было искусственное приготовленіе алмаза. 

Динамомашина постояннаго тока Скотта 
и Мунтэна. — Новая динамомашина постояннаго тока 
Скотта и Мунтэна (Ньюкэстль на Тайнѣ) отличается тѣмъ, 
что въ ней имѣется только одинъ электромагнитъ цилиндри¬ 
ческой формы, помѣщенный горизонтально надъ арматурой 
такъ, чтобы насколько возможно понизить ось вращенія 
послѣдней и тѣмъ придать машинѣ устойчивость и ком¬ 
пактность (фиг. 5). 




Фиг. 5. 


Сердечникъ электромагнита сдѣланъ изъ мягкаго желѣза 
и соединенъ съ чугунными полюсными наконечниками. Весь 
электромагнитъ поддерживается на цоколѣ широкими брон- 
1 зовыми угольниками, соединенными съ цоколемъ болтами; 
цоколь дѣлается значительныхъ размѣровъ, чтобы какъ 
можно болѣе увеличить устойчивость машины. 

Сердечникъ арматуры состоитъ изъ дисковъ листов аго 
желѣза, соединенныхъ между собою при помощи централь¬ 


наго стержня, состоящаго изъ д» '^ ъ половинъ и снабжен¬ 
наго тремя выступами, которые входятъ въ прорѣзы, про¬ 
дѣланные въ желѣзныхъ дискахъ. Обѣ половины централь¬ 
наго стержня сильно прижаты другъ къ другу и удержи¬ 
ваются на оси посредствомъ гаекъ. 

Коммутаторъ состоитъ изъ пластинокъ твердой тянутой 
мѣди, изолированныхъ слюдой и прикрѣпленныхъ къ брон¬ 
зовому цилиндру, насаженному на ось. Этотъ коммутаторъ 
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легко снять въ случаѣ надобности и замѣнить новымъ. 
Арматура защищена съ обоихъ концовъ отъ дѣйствія пыли 
и влажности латунными колпаками. 

Динамомашина въ 9 киловаттовъ дѣлаетъ 1000 оборо¬ 
товъ въ минуту и стоитъ 275 франковъ за киловаттъ. Машина 
же въ 59 киловаттовъ дѣлаетъ 550 оборотовъ въ минуту и 
стоитъ 175 фр. за киловаттъ. (Іпй. Еіесіг.) 

Новый аккумуляторъ „Тюдоръ“. — Въ НО¬ 
ВЫХЪ аккумуляторахъ, устраиваемыхъ компаніей «Тюдоръ», 
дѣйствующая поверхность обоихъ электродовъ дѣлается те¬ 
перь неодинаковой. Отрицательный электродъ дѣлается изъ 
свинцовой пластины, въ которой проводятся вертикальныя 


борозды, положительный же этектродъ составляется изъ ряда 
небольшихъ горизонтальныхъ треугольныхъ пластинокъ, на¬ 
ложенныхъ вертикально. Это устройство позволяетъ полу¬ 
чить очень большую дѣйствующую поверхность, при срав¬ 
нительно небольшомъ вѣсѣ свинца, причемъ механическая 
прочность электрода весьма велика. 

Весь положительный электродъ составляется изъ нѣкото¬ 
раго числа отдѣльныхъ меньшихъ пластинъ такого типа (фиг. 6), 
смотря по емкости аккумулятора. Каждая отдѣльная пла¬ 
стинка имѣетъ высоту 14 сайт., ширину 13,5 сайт, и вы¬ 
шину 1,35. Безъ активной массы она вѣситъ І240 грамм., 
наполненная же этой массой 2050 грам. Вѣсъ активной 
массы очень невеликъ сравнительно съ вѣсомъ свинцоваго 



состава, но не нужно забывать, что въ аккумуляторахъ 
Тюдоръ эта масса служитъ только временно (годъ-полтора), 
пока не будетъ окончена формировка Планте, начатая на 
заводѣ и оканчиваемая на установкѣ. 

Мы приводимъ нѣсколько цифръ относительно емкости 
этихъ отдѣльныхъ пластинокъ, въ зависимости отъ величины 
разряда и времени. 


Продолжительность 

Величина разряда 

Емкость въ амперъ- 

разряда въ часахъ. 

въ амперѣ. 

часахъ. 

3 

6,00 

18,00 

4 

5,00 

20,00 

5 

4,25 

21,15 

6 

3,70 

22,20 

7 

3,30 

23,10 

8 

3,00 

24,00 

9 

2,75 

24,75 

10 

2,50 

25,00 


Если мы сравнимъ два аккумулятора съ одинаковаго 
вѣса пластинами, одинъ стараго типа, другой новаго, то 
увидимъ, что преимущество на сторонѣ новаго. Удѣльная 
емкость аккумуляторовъ стараго типа мѣнялась отъ 4,8 до 
3,5 амперъ-часовъ, на килограммъ вѣса пластинъ, въ зави¬ 
симости отъ того, продолжался ли разрядъ 10 или 2,5 часа. 
Въ новыхъ аккумуляторахъ эта емкость равна 6,1 или 
4,4 амперъ-часамъ на килограммъ пластинъ, въ зависимости 
отъ того, совершается ли разрядъ въ 10 или 3 часа. 

Установка пластинъ въ сосуды тоже теперь измѣнена. 
Каждый электродъ всѣмъ своимъ нижнимъ краемъ опирается 
на стеклянную пластинку, поставленную ребромъ и удержи¬ 
ваемую бороздками, сдѣланными въ снимкахъ сосуда. Та¬ 
кимъ образомъ активная масса, отпадая не можетъ причи¬ 
нить короткаго замыканія. Всѣ стеклянныя пластинки въ 
свою очередь лежатъ на двухъ каучуковыхъ полоскахъ, по¬ 
ложенныхъ на дно сосуда вдоль его краевъ. (Іпй. Еіесіг.) 


Пожарный сигнальный приборъ д Аль¬ 
мейды и Да-Сильва. —Этотъ приборъ является весьма 
остроумнымъ и вмѣстѣ съ тѣмъ очень простымъ по устрой¬ 
ству. Онъ состоитъ изъ двухъ маленькихъ стеклянныхъ ре¬ 
зервуаровъ А и В (фиг. 7), изъ которыхъ одинъ защищенъ 



Фиг. 7. 


отъ внѣшней теплоты оболочкой Е, а другой не прикрытъ 
ничѣмъ; они соединены трубкой С и оба заключаютъ въ 
себѣ воздухъ. Трубка С содержитъ въ I азотную кислоту, 
надъ которой съ обѣихъ сторонъ находятся равные стол¬ 
бики ху нефти: наконецъ въ отросткѣ А находятся элект- 
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маленькаго элемента: цинкъ г и платина р . Когда около 
температура увеличивается, воздухъ въ немъ расширяется, 
азотная кислота устремляется къ элементу и послѣдній раз¬ 
виваетъ токъ, который заставляетъ дѣйствовать звонокъ О. 
Въ обыкновенное время нефть предохраняетъ элементъ отъ 
паровъ кислоты. (Іліт. Е1.) 

Регуляторъ Бюрреля. — Этотъ регуляторъ пред¬ 
назначается спеціально для очень точнаго регулированія 
двигателей динамомашинъ для освѣщенія; паровпускной кла¬ 
панъ подвергается совокупному дѣйствію центробѣжнаго 
модератора и динамомашины, вращающейся съ большой 
скоростью въ зависимости отъ напряженія тока. Центро¬ 
бѣжный регуляторъ (фиг. 8) дѣйствуетъ, прямо поднимая 



Фиг. 8. 


или опуская винтъ С и его муфту, одѣтые на его ось вра¬ 
щенія, тогда какъ динамомашина заставляетъ вращаться эту 
муфту при помощи системы передачи БВА. Пока В заста- 
! вляетъ А вращаться съ такой же скоростью, какъ и С, 
центробѣжный модераторъ дѣйствуетъ одинъ; но какъ только 
эта скорость измѣняется вслѣдствіе измѣненія потенціала 
цѣпи, начинаетъ дѣйствовать регулирующая динамомашина, 
открывая или закрывая паровпускной клапанъ до тѣхъ поръ, 
пока потенціалъ не поднимется или не уменьшится до своей 
нормальной величины. Съ того момента, какъ во вспомогатель¬ 
ную динамомашину перестаетъ проходить токъ, ея сопро¬ 
тивленіе понижаетъ муфту С до полнаго открытія паро- 
впускнаго клапана, который остается открытымъ такимъ об¬ 
разомъ до тѣхъ поръ, пока при постепенномъ увеличеніи 
электровозбудительной силы скорость А не превзойдетъ ско¬ 
рости С; затѣмъ открытіе клапана приводится къ величинѣ, 
соотвѣтствующей поддерживанію нормальнаго потенціала. 

(ТЪе Еп&іпеег.) 

Проектъ производства движущей силы 
въ угольныхъ копяхъ и ея электрической 
передачи въ промышленные центры. — Не¬ 
давно въ манчестерской Ассоціаціи Инженеровъ нѣкто 
Туайтъ (ТЪѵшІе) сдѣлалъ интересное сообщеніе о проектѣ 
снабженія энергіей промышленныхъ округовъ изъ одного 
центра, а именно изъ угольныхъ копей, гдѣ уголь обращается 
въ газъ, утилизируемый для дѣйствія газовыхъ машинъ, 


приводящихъ въ движеніе динамомашины перемѣннаго тока, 
токъ которыхъ распредѣляется по различнымъ промышлен¬ 
нымъ пунктамъ, гдѣ требуется движущая энергія. Такой 
способъ снабженія энергіею представляетъ слѣдующія пре¬ 
имущества: 1) избавляетъ потребителей отъ хлопотъ и от¬ 
вѣтственности, связанныхъ съ установкой у нихъ машинъ- 
двигателей; 2) оставляетъ въ экономіи мѣсто для этихъ ма¬ 
шинъ и для склада угля, что особенно цѣнно въ городахъ; 
3) сберегаетъ расходъ угля на поддержку паровъ во время 
обѣда и отдыха; 4) избавляетъ мѣстность около завода или 
фабрики отъ дыма и гари; 5) представляетъ возможность 
увеличивать утилизируемую мощность, что понятно изъ слѣ¬ 
дующаго. 

Изъ доклада комиссіи, назначенной нѣсколько лѣтъ тому 
назадъ бирмингамскимъ муниципальнымъ совѣтомъ, оказы¬ 
вается, что двигатели на фабрикахъ и заводахъ при наи¬ 
болѣе благопріятныхъ условіяхъ своей службы доставляютъ 
треть своей максимальной работы, а при самыхъ неблаго¬ 
пріятныхъ — всего одну седьмую часть. Расходъ угля въ 
среднемъ составляетъ 3,875 кгр. на лошадъ-часъ, въ худ¬ 
шемъ случаѣ доходитъ до 16 кгр. Комиссія нашла, что это 
происходитъ не отъ несовершенства машинъ, а отъ пере¬ 
мѣннаго характера работы и отъ необходимости для каж¬ 
дого владѣльца поддерживать установку такой величины, 
чтобы она удовлетворяла максимальнымъ его требованіямъ. 
Если, напримѣръ, имѣется 10 машинъ въ 10 лош. силъ 
каждая, отъ которыхъ требуется работа въ теченіи всего 
1 часа въ сутки, то при обыкновенной системѣ отдѣльныхъ 
установокъ потребуется машина на 100 лош. силъ, тогда 
какъ при одной цетральной генераторной станціи, если часы 
работы не одинаковы, достаточно будетъ одной машины въ 
20 лош. силъ. 

Наиболѣе выгоднымъ будетъ слѣдующій способъ обра¬ 
щенія тепловой потенціальной энергіи угля въ динамиче¬ 
скую энергію: 1) обращеніе твердаго горючаго въ газооб¬ 
разное состояніе; 2) отдѣленіе азота, происходящаго отъ 
дистилляціи угля, и его преобразованіе въ элементы удо¬ 
бренія полей; 3) непосредственное сожиганіе газа въ дви¬ 
гателяхъ и преобразованіе его термической энергіи въ ме¬ 
ханическую; наконецъ 4) преобразованіе механической энер¬ 
гіи въ электрическую. Само собой очевидно, что непосред¬ 
ственное и совершенное сожиганіе газа внутри цилиндра 
двигателя будетъ экономичнѣе не вполнѣ совершеннаго со- 
жиганія угля въ топкѣ пароваго котла. Установку могли бы 
образовать группы машинъ, состоящія изъ одной динамо- 
машины перемѣннаго тока и двухъ газовыхъ двигателей 
по 300 лош. силъ 

Въ Бирмингамѣ мощность двигателей у большинства 
установокъ не превышаетъ 20 лош. силъ; для такихъ и 
меньшихъ установокъ лошадиная сила обходится въ годъ 
отъ 100 до 180 руб. (со включеніемъ процентовъ и пога¬ 
шенія стоимости двигателя и пароваго котла расходовъ 
на содержаніе и пр.). При системѣ передачи энергіи электри¬ 
чески лошадь-часъ обойдется въ годъ не больше 45—50 руб., 
считая 3000 рабочихъ часовъ въ годъ. Такимъ образомъ, 
эта система обѣщаетъ очень значительную экономію для та¬ 
кихъ промышленныхъ центровъ, какъ Бирмингамъ. 

(ПЕІесігісіеп.) 

Приборъ для изслѣдованія внутренней 
структуры металлическихъ массъ элек¬ 
тромеханическимъ способомъ.— Способъ изслѣ¬ 
дованія металлической массы при помощи описываемаго 
прибора состоитъ въ слѣдующемъ: 1) нужно ударять по 
испытуемому металлу, 2) слушать въ телефонъ звукъ, изда¬ 
ваемый металломъ, и 3) опредѣлять этотъ звукъ при помощи 
индукціоннаго сонометра, снабженнаго тоже телефономъ. На 
прилагаемомъ чертежѣ (фиг. 9) изображено, схематически, 
расположеніе прибора. Въ испытательной комнатѣ находится 
производящій удары стержень Е, проходящій черезъ мик¬ 
рофонъ М, и испытуемая металлическая масса В. Въ дру¬ 
гой комнатѣ находится сонометръ, состоящій изъ градуи¬ 
рованной линейки ВВ' и катушекъ В и В', изъ которыхъ 
послѣдняя соединена съ телефономъ Т. Въ Р помѣщена 
батарея. 

Ударникомъ служитъ стержень изъ закаленной стали, 
двигаемый взадъ и впередъ либо при помощи часоваго 
механизма, либо при помощи рукоятки, либо, что всего 
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лучше, при помощи каучуковой груши, приводящей въ дѣй¬ 
ствіе деревянный поршень со стальнымъ ударникомъ. Ско¬ 
рость движенія ударника не должна превосходить той, при 
которой производится три удара въ двѣ секунды. При болѣе 
частыхъ ударахъ, слушать въ телефонъ становится трудно. 

Микрофонъ, черезъ который проходитъ ударникъ, всегда 
удерживается на нѣкоторомъ разстояніи отъ металлической 
массы. По устройству этотъ микрофонъ подобенъ микро¬ 
фону Кросслей съ угольными палочками расположенными 
въ видѣ треугольника или четыреугольника и помѣщенными 
на угольныхъ кубикахъ. 



Батарея состоитъ изъ двухъ группъ элементовъ, слу¬ 
жащихъ, для избѣжанія поляризаціи, поочередно и включае¬ 
мыхъ въ цѣпь при помощи коммутатора. Элементы употреб¬ 
ляются Лакланше, но только сухіе, причемъ для поглащенія 
жидкости употребляется особое сложное вещество, назван¬ 
ное изобрѣтателемъ прибора, капитаномъ де-Пласомъ, ме- 
лазиномъ, которое обладаетъ свойствомъ никогда не вы¬ 
сыхать. 

Сонометръ состоитъ изъ линейки, градуированной произ¬ 
вольнымъ образомъ (обыкновенно на сантиметры), и двухъ 
катушекъ, изъ которыхъ одна, неподвижная, помѣщаемая 
на нулѣ дѣленій линейки, сдѣлана изъ изолированной про¬ 
волоки, сопротивленіе которой равняется 125 омамъ, и 
включена въ цѣпь батареи и микрофона. Другая катушка 
тоже въ 125 омъ сопротивленія, могущая перемѣщаться, 
соединена съ двумя телефонами такого же сопротивленія. 

Теперь легко понять какъ дѣйствуетъ такой приборъ. 
По условленному сигналу, напримѣръ, звонку, одинъ изъ 
производящихъ опытъ начинаетъ производить по изслѣдуе¬ 
мой металлической массѣ рядъ ударовъ. Второй наблюда¬ 
тель, слушая шумъ отъ этихъ ударовъ въ два телефона, 
начинаетъ затѣмъ удалять подвижную катушку отъ непод¬ 
вижной до тѣхъ поръ, пока не будетъ слышанъ лишь едва 
замѣтный звукъ. Можно было бы, конечно, удалить катушку 
до полнаго прекращенія звука, но это оказалось не совсѣмъ 
удобнымъ. 

Если для какого нибудь предмета одинаковой толщины 
по всей длинѣ (напр. рельса, броневой плиты, осеваго вала 
и т. п.) звукъ все время остается одинъ и тотъ же, то, зна¬ 
читъ, этотъ предметъ совершенно цѣлъ, и въ немъ нѣтъ 
ни пузырей воздуха, ни пустотъ и т. п. Если же, наоборотъ, 
звукъ измѣнится и усилится, то значитъ ударникъ встрѣ¬ 
тилъ какой нибудь порокъ въ испытуемой массѣ. Такъ какъ 
при началѣ операціи звукъ былъ очень слабъ, то малѣйшее 
его усиленіе очень легко замѣтить. 

Разстояніе, отдѣляющее неподвижную катушку отъ под¬ 
вижной, мѣняется въ зависимости отъ качества слуха наб¬ 
людателя, увеличиваясь при возрастаніи его опытности въ 
обращеніи съ приборомъ. 

Когда испытываютъ предметы неодинаковой толщины 
по всей длинѣ, какъ напр. гранаты, то предварительно дѣ¬ 
лаютъ опытъ съ завѣдомо доброкачественнымъ снарядомъ, 
напримѣръ, уже бывшемъ на пробномъ испытаніи стрѣльбой, 
и по немъ дѣлаютъ какъ бы шкалу положеній, въ которыхъ 
останавливается катушка (для одного и того же наблюда¬ 
теля) для каждой точки этого снаряда. Отклоненія отъ этихъ 
положеній при испытаніи другихъ снарядовъ, указываютъ 
на существованіе въ нихъ пороковъ. 

Приборъ этотъ, вошедшій уже въ употребленіе на мно¬ 
гихъ заводахъ, носитъ названіе схизофона отъ греческихъ 
словъ оуіоіс — трещина и сршѵі^ — голосъ. 

(ІЛшІизІгіе Еіесіг.) 


Щетки для динамомашинъ — Кромѣ своего 
главнаго назначенія, заключающагося въ собираніи тока, 
щетки у динамомашинъ часто служатъ средствомъ для устра¬ 
ненія искръ, происходящихъ отъ недостаточной соразмѣрен¬ 
ности въ частяхъ машины или отъ слишкомъ большихъ 
перемѣнъ въ силѣ тока. Для достиженія послѣдней цѣли 
предлагали различныя средства, состоящіе въ томъ, что въ 
сообщающіеся со щетками секціи вводились сопротивленія, 
препятствующія току достигать слишкомъ большой вели¬ 
чины. Для нѣкоторыхъ электродвигателей этой цѣли хорошо 
удовлетворяютъ угольныя щетки; у соприкасанія угля съ 
коллекторомъ сопротивленіе обыкновенно бываетъ больше, 
чѣмъ у секцій якоря, а потому щетки можно переставлять 
на довольно большой уголъ, не вызывая искръ (нейтраль¬ 
ную линію тогда ищутъ по шуму: оно будетъ тамъ, гдѣ сла¬ 
бѣе шумъ). Но такое средство примѣнимо только къ динамо- 
машинамъ съ высокимъ напряженіемъ и слабымъ токомъ; 
въ динамомашинахъ съ сильными токами сопротивленіе кон¬ 
такта угольныхъ щетокъ съ коллекторомъ поведетъ къ силь¬ 
ному нагрѣванію и чувствительному уменьшенію полезнаго 
дѣйствія. 

Подобный же результатъ даютъ щетки изъ сложенныхъ 
вмѣстѣ пластинокъ изъ металла съ плохой проводимостью 
(напр. мельхіора или латуни); когда въ соприкасаніе съ по¬ 
добной щеткой придутъ двѣ смежныя секціи коллектора, 
токъ отъ нихъ долженъ идти по пластинкамъ до мѣста ихъ 
спайки вслѣдствіе плохаго металлическаго соприкасанія 
между пластинками, а потому слишкомъ сильныхъ экстрато¬ 
ковъ не будетъ. Такія щетки хороши для динамомашинъ, 
подвергающихся сотрясеніямъ, такъ какъ онѣ не будутъ от¬ 
скакивать отъ коллектора. 

Наконецъ, есть още одно средство уничтоженія искръ; 
оно состоитъ въ томъ, что секціи якоря соединяютъ съ сек¬ 
ціями коллектора полосками изъ мельхіора. 

(Еіеігісіеп.) 

Испытанія бумажной и шелковой изо¬ 
лировки проводниковъ. —Американецъ Люкверъ 
произвелъ недавно довольно интересныя изслѣдованія надъ 
изоляціей проволокъ, обвитыхъ бумажной пряжей или шел¬ 
комъ, какія, напримѣръ, употребляются для небольшихъ 
электромагнитовъ. Онъ взялъ проволоки, обвитыя соот¬ 
вѣтственно однимъ и двумя слоями бумаги и шелка, во 
всѣхъ случаяхъ въ 2,6 мм. діаметромъ съ изолировкой 
слѣдующей толщины; въ 0,1 мм. при ординарномъ шелкѣ, 
въ 0,13 м. при ординарной бумажной пряжѣ и въ 0,23 мм. 
при двойной. Эти проволоки наматывали въ два слоя на 
деревянныя катушки въ 5 см. діаметромъ и 10 см. длиной; 
однѣ изъ катушекъ покрывали шеллакомъ между двумя 
слоями витковъ проволоки и снаружи, а другія оставляли 
безъ всякой покрышки. Тѣ и другія просушивали въ су¬ 
шильной печи, чтобы удалить всякую сырость изъ дерева, 
изолировки проволоки и шеллака, а затѣмъ держали ихъ 
подъ стекляннымъ колпакомъ, чтобы онѣ не поглощали сы¬ 
рости. 

Экспериментаторъ, кромѣ опредѣленія различія этихъ 
изолировокъ, изслѣдовалъ также вліяніе сырости на вели¬ 
чину сопротивленія этихъ изолировокъ, чтобы можно было 
сказать, не обусловливается ли превосходство той или другой 
изолировки болѣе слабой ея гигроскопичностью. Для этой 
цѣли колпакъ, подъ которымъ помѣщали катушки, былъ 
снабженъ краномъ для впуска пара и подъ нимъ ставили 
гигроскопъ для показанія степени влажности. Влажность 
подъ колпакомъ быстро доводили до высокой степени (около 
98°/ 0 ) и затѣмъ поддерживали ее по возможности постоян¬ 
ной въ теченіи всего испытанія. 

Сопротивленіе изолировки опредѣлялось непосредственно 
по отклоненіямъ гальванометра, по формулѣ 

о 

он 

X гпед = 10 ’ 

гдѣ X — сопротивленіе изолировки въ мегомахъ, ок—от¬ 
клоненіе гальванометра для извѣстнаго сопротивленія въ 
100,000 омовъ и при вѣтви въ 1 / 99 и $с — отклоненіе галь¬ 
ванометра для испытываемой катушки и безъ вѣтви. 

Эти испытанія дали слѣдующіе результаты. Шелковая 
изолировка гораздо лучше ординарной бумажной, а именно 
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въ сухомъ состояніи отношеніе ихъ сопротивленій (въ ме¬ 
гомахъ) оказалось равнымъ (при 15 вольтахъ). Сырость 

также дѣйствуетъ на бумажную изолировку гораздо быст¬ 
рѣе: при насыщеніи воздуха подъ колпакомъ водянымъ па¬ 
ромъ, ея сопротивленіе упало сразу, а шелкъ еще около 
получаса сопротивляется дѣйствію влажности. Такимъ обра¬ 
зомъ отсюда можно заключить, что во первыхъ, шелкъ, какъ 
изоляторъ, самъ по себѣ лучше бумаги и, во вторыхъ, сы¬ 
рость дѣйствуетъ на бумажную изолировку гораздо скорѣе 
и въ большей степени вслѣдствіе большей гигроскопичности 
бумажной пряжи. 

Удвоиваніе толщины бумажной изолировки значительно 
улучшаетъ ея качество вообще, какъ изолятора, а также 
и въ отношеніи дѣйствія сырости, приближая ее къ орди¬ 
нарной шелковой изолировкѣ. 

При 113 вольтахъ на двойную бумажную изолировку 
сырость подѣйствовала сразу, а на шелкъ она, повидимому, 
не оказывала никакого дѣйствія до 15 минутъ. 

Вообще первый рядъ опытовъ приводитъ къ слѣдующимъ 
заключеніямъ: 

1 ) Шелкъ самъ по себѣ, какъ изоляторъ, гораздо лучше 
бумажной пряжи. 

2 ) Шелкъ, оказываетъ больше сопротивленія дѣйствію сы¬ 
рости, т. е. обладаетъ меньшею гигроскопичностью, и въ этомъ 
отношеніи является гораздо лучшимъ изоляторомъ, чѣмъ 
бумажная пряжа. 

3) Двойная бумажная изолировка для обыкновенныхъ 
электрическихъ напряженій и въ сухомъ состояніи почти 
также хороша, какъ и ординарная шелковая изолировка; 
при дѣйствіи сырости ея сопротивленіе падаетъ быстрѣе 
сопротивленія шелковой изолировки, но держится гораздо 
лучше, чѣмъ ординарной бумажной изолировки. 

4) Ординарная бумажная изолировка даже въ сухомъ 
состояніи гораздо хуже шелковой и двойной бумажной. 

5) Въ сыромъ воздухѣ шелкъ не сразу теряетъ свои 
изолирующія качества, какъ это бываетъ съ бумажной 
пряжей. 

6 ) При высокихъ напряженіяхъ (115 вольтовъ) сопро¬ 
тивленіе бумажной изолировки, ординарной и двойной, умень¬ 
шается, а у шелка оно не измѣняется. 

Относительно вліянія покрыванія катушекъ шеллакомъ 
оказалось, что у шелковой изолировки сопротивленіе равня¬ 
лось оо въ теченіи всего испытанія, а для ординарной бу¬ 
мажной изолировки шеллакъ только нѣсколько повысилъ кри¬ 
вую сопротивленій, не измѣнивъ ея характеръ. Тоже самое 
можно сказать и относительно двойной бумажной изоли¬ 
ровки. Этотъ рядъ опытовъ привелъ къ слѣдующимъ заклю¬ 
ченіямъ: 

1 ) Шеллакъ улучаетъ изолирующія качества той и дру¬ 
гой изолировки, оставляя въ силѣ ихъ относительныя до¬ 
стоинства, найденныя изъ перваго ряда изслѣдованій. 

2) Онъ помогаетъ изолировкамъ сопротивляться дѣйствію 
сырости, ставя для послѣдней какъ бы преграду, которую 
сырость преодолѣваетъ не сразу. 

3) Онъ даетъ возможность бумажной изолировкѣ выдер¬ 
живаетъ болѣе высокія электрическія напряженія. 

Въ концѣ концовъ опыты эти приводятъ къ слѣдующимъ 
общимъ заключеніямъ: 

1 ) Наилучшій изоляторъ—шелкъ, покрытый шеллакомъ: 
затѣмъ слѣдуетъ непокрытый шелкъ, далѣе двойная бумаж¬ 
ная изолировка покрытая шеллакомъ (одинаково хорошая, 
какъ и шелкъ безъ шеллака, для низкихъ напряженій), двой¬ 
ная бумажная изолировка безъ шеллака, ординарная бу¬ 
мажная изолировка, покрытая шеллакомъ, и наконецъ, таже 
изолировка безъ шеллака. 

2) Всѣ проволоки, изолированныя бумажной пряжей, 
слѣдуетъ покрывать шеллакомъ, не забывая предварительно 
высушивать эти катушки. (ТЬе Еіесігісаі Ещцпеег.) 


БИБЛІОГРАФІЯ. 
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Имя автора, а также и самая книжка уже извѣстны 
русскимъ читателямъ; ея переводъ подъ заглавіемъ: «Прак¬ 
тическое руководство къ изготовленію электрическихъ при¬ 
боровъ» выдержалъ уже два изданія. Въ виду этого было бы 
излишнимъ входить здѣсь въ подробный разборъ этой безу¬ 
словно полезной книжки,—достаточно будетъ напомнить чи¬ 
тателямъ ея содержаніе и указать добавленія къ новому 
изданію. 

Въ своемъ предисловіи авторъ между прочимъ высказы¬ 
ваетъ приблизительно слѣдующее: «молодой любитель, рабо¬ 
тающій и пріобрѣтающій знанія совершенно безкорыстно, 
безъ надежды на какое либо вознагражденіе, несомнѣнно 
заслуживаютъ наши симпатіи и наше уваженіе... Почти всѣ 
дѣйствительно полезныя открытія и изобрѣтенія, которыя 
сдѣлали XIX столѣтіе столь замѣчательнымъ по прогрессу, 
слѣдуетъ приписать любителямъ». Конечно, такое сужденіе 
должно дѣйствовать поощряющимъ образомъ на любителей 
и возбуждать въ нихъ надежду сдѣлаться современемъ Эди¬ 
сонами или Фарадеями, но оно, конечно, не совсѣмъ осно¬ 
вательно. 

Авторъ указываетъ простые пріемы устройства по воз¬ 
можности домашними средствами электроскоповъ, электро¬ 
форовъ, машинъ статическаго электричества, лейденскихъ 
банокъ, конденсаторовъ, катушекъ Румкорфа, динамома¬ 
шинъ, амперометровъ, вольтметровъ, гальванометровъ, термо¬ 
элементовъ, первичныхъ элементовъ, телефоновъ, фоногра¬ 
фовъ и дуговыхъ лампъ. При всѣхъ своихъ достоинствахъ 
книга не свободна отъ недостатковъ; прежде всего она со¬ 
ставлена не во всѣхъ частяхъ съ той обстоятельностію, ка¬ 
кою отличается, напримѣръ, первая половина книги, трак¬ 
тующая о приборахъ для статическаго электричества и за¬ 
ключающая въ себѣ указанія, дѣйствительно, можно ска¬ 
зать, достаточныя для того, чтобы любитель-электрикъ могъ 
самъ построить эти приборы. Нельзя сказать того же о вто¬ 
рой половинѣ книгѣ, посвященной почти исключительно тех¬ 
ническимъ приборамъ; напримѣръ, параграфы о динамома- 
шйнахъ настолько кратки, что могли бы быть совсѣмъ вы¬ 
пущены; довольно обстоятельно описано устройство термо¬ 
батареи, но нѣтъ почти никакихъ свѣдѣній не только объ 
устройствѣ, но и объ обращеніи съ первичными элементами, 
этой почти необходимой принадлежностью лабораторіи лю¬ 
бителя. Мало пользы могутъ принести любителю и осталь¬ 
ные параграфы второй половины книги, въ которыхъ рѣчь 
идетъ о телефонѣ, электродвигателяхъ, фонографѣ и дуговой 
лампѣ; книга много бы выиграла, если бы вмѣсто этихъ 
приборовъ авторъ удѣлилъ больше мѣста описанію наиболѣе 
употребительныхъ первичныхъ элементовъ, ихъ сборкѣ и 
уходу за ними. 

Итакъ эту книжку можно рекомендовать любителямъ, 
только какъ руководство для устройства перечисленныхъ 
выше приборовъ статическаго электричества,—свѣдѣнія отно¬ 
сительно другихъ приборовъ или не вполнѣ достаточны для 
любителя, или совсѣмъ безполезны для него. 

Къ полному изданію авторъ прибавилъ (согласно указа¬ 
нія Пеліисье въ рецензіи на книгу въ «Еа Ьитіёге Еіес- 
ігщие») наставленія для устройства лампъ накаливанія и 
коммутатора—обратителя. Изложены эти наставленія весьма 
обстоятельно, и это доказываетъ, что авторъ, хотя и тео¬ 
ретикъ, могъ бы дать своимъ читателямъ обстоятельныя опи¬ 
санія не только научныхъ, но и техническихъ приборовъ. 

Далѣе имѣются небольшія добавленія къ параграфамъ 
о гальванометрахъ, батареяхъ и динамомашинахъ. Въ при¬ 
бавленіи о батареяхъ авторъ приводитъ краткія (и слѣдо¬ 
вательно безполезные для любителей) свѣдѣнія объ аккуму¬ 
ляторахъ. 

Приложенные къ книгѣ рисунки (71) сдѣланы довольно 
неизящно, самымъ простымъ способомъ, но они достаточно 
ясны и, слѣдовательно, удовлетворяютъ своему назначенію 
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Двѣ новыя станціи съ многофазными 
токами. — Примѣненіе многофазныхъ токовъ начинаетъ 
все болѣе и болѣе распространяться, и при проектрирова- 
ніи новыхъ центральныхъ станцій для одновременнаго освѣ¬ 
щенія и передачи силы преимуществъ останавливаются на 
этой системѣ. Такъ въ настоящее время строятся двѣ стан¬ 
ціи по системѣ многофазныхъ токовъ, одна въ Дрезденѣ, 
другая въ Пергинѣ (Австрія). Станція въ Дрезденѣ устраи¬ 
вается управленіемъ Королевскихъ Саксонскихъ желѣзныхъ 
дорогъ для освѣщенія и снабженія силой всѣхъ дрезден¬ 
скихъ вокзаловъ. Установка будетъ состоять изъ 4 ма¬ 
шинъ динамо; каждая въ 330 лош. силъ, дающихъ 120 вольтъ 
при 100 оборотахъ. Напряженіе въ цѣпи повышается до 
3000 вольтъ; протяженіе сѣти болѣе 4 англ, миль, она бу¬ 
детъ питать 600 дуговыхъ лампъ и 3000 лампъ каленія. Ра¬ 
боты по установкѣ взяли на себя фирмы Сименсъ и Гальске 
(станція) и Геліосъ въ Кельнѣ (сѣть и освѣщеніе). Эта 
станція будетъ наибольшая изъ существующихъ станцій, 
примѣняющихъ многофазные токи. Другая станція въ Пер¬ 
гинѣ (4,600 жителей) значительно меньше, всего въ 100 силъ, 
приводится въ движеніе турбиной и передаетъ токъ подъ 
напряженіемъ въ 1000 вольтъ на разстояніе 2 кил., гдѣ онъ 
будетъ питать 750 лампъ каленія и нѣсколько двигателей; 
установка производится обществомъ Эрликонъ. 

Автоматическая почта.— Почтовое Управленіе 
Соединенныхъ Штатовъ устроило слѣдующимъ образомъ 
почтовое сообщеніе между городами Нью-Іоркъ и Бруклинъ: 
по трубѣ въ 40 сантим, сѣченія пускаются миніатюрные 
вагончики длиной въ 1,20 метра, изъ стальной проволоки, 
везущіе сразу 3000 писемъ. Ихъ движеніе производится 
электро-двигателемъ, имѣющимся въ каждомъ вагончикѣ, и 
получающемъ токъ съ проволоки, проложенной между рель¬ 
сами. Ожидаютъ, что такимъ образомъ потребуется лишь 
пять минутъ для пересылки почты между названными го¬ 
родами. 

Закаленная мѣдь.— Нѣсколько лѣтъ тому назадъ 
былъ открытъ способъ закаливанія мѣди. Въ Америкѣ обра¬ 
зовалось общество Еигека Тешрегей Соррег Сотрапу, по¬ 
ставившее мѣднолитейное дѣло на широкихъ началахъ. Инте¬ 
ресно, что закаливаніе очищаетъ металлъ до содержанія 
99,9°/ 0 Си, онъ становится хорошо проводящимъ, крѣпкимъ, 
какъ сталь, и въ то же время ковкимъ. Благодаря этимъ каче¬ 
ствамъ въ Америкѣ, какъ гласитъ циркуляръ компаніи, за¬ 
каленная мѣдь употребляется всюду въ случаяхъ контак¬ 
товъ тренія, какъ напримѣръ, для щетокъ динамомашины. 

Замѣтимъ, что способъ закаливанія мѣди былъ извѣстенъ 
еще въ древности. (Бит. Еіесіг.) 

Электролитическое приготовленіе кино¬ 
вари. — Въ Меѵие сіе СЫтге Іпсітігіеііе описанъ слѣ¬ 
дующій способъ приготовленія киновари электролизомъ: — 
Въ чанѣ въ 1 м. діаметромъ и 2 м. высотой располагаютъ 
у внутренней стѣнки круглыя тарелки въ 15 см., на кото¬ 
рыя наливаютъ слой ртути въ 1 см. Эти тарелки соеди¬ 
няютъ съ положительнымъ полюсомъ динамомашины. На днѣ 
чана находится мѣдная пластина, осталеванная гальвано¬ 
пластическимъ путемъ и соединенная съ отрицательнымъ 
полюсомъ машины. Въ чанъ наливается растворъ Ъ°/ 0 азот¬ 
нокислаго аммонія и 8°/ 0 азотнокислаго натрія. По змѣе¬ 
вику съ отверстіями доставляется непрерывная регулируе¬ 
мая струя сѣроводороднаго газа; избытокъ этого газа вы¬ 
ходитъ по трубѣ, оканчивающейся надъ крышкой. Взбалты- 
ватель съ винтовыми лопастями поддерживаетъ совершенно 
однородную смѣсь во всѣхъ частяхъ жидкости. 

При замыканіи тока сейчасъ же начинаетъ образовы¬ 
ваться красный осадокъ сѣрнистой ртути или киновари. 


Пытались обходиться безъ струи сѣроводорода, составляя 


ванну слѣдующимъ образомъ: 

Воды.100 литровъ 

Азотнокислаго аммонія ... 4 кгр. 

Азотнокислаго натрія .... 4 » 

Сѣрнистаго натрія ... 4 » 

Сѣры. 4 » 


При этихъ условіяхъ надо прибавлять въ ванну только 
сѣру и ртуть; тогда получается киноварь, которая можетъ 
соперничать съ той, какую даетъ сѣрноамміачная соль. 

Электричество для горнаго дѣла въ Ан¬ 
гліи. Въ 1880 г. въ минахъ Нормантона сжатый воздухъ 
былъ замѣненъ электричествомъ для приведенія въ дѣйствія 
насоса. Это усовершенствованіе повысило полезное дѣйствіе 
ея съ 14 до 44°/о; такой успѣхъ побудилъ дирекцію расши¬ 
рить пользованіе электрической энергіей, и въ 1891 г. шахты 
имѣли уже 6 двигателей, въ 140—158 лош. силъ, располо¬ 
женныхъ въ 400— 2000 метрахъ отъ источника механиче¬ 
ской силы. 

За послѣднее время электричество вообще и послѣдова¬ 
тельно вводится въ горной промышленности Англіи; такъ 
въ угольныхъ копяхъ близь города Ропіурооі, въ копяхъ 
Эндрьюса (Дюргэмъ), а также въ промыслахъ Ее\ѵѣгще 
Шюпойа СоИіегу, 4е Меаіз^аіе, (ГІпізЫг и (ГАІегсапаій 
установлены электродвигатели для передвиженія, поднятія 
матерьяловъ и для приведенія насосовъ въ дѣйствіе. 

Электрическая типографія.— Одинъ изъ Бир- 
мингамскихъ журналовъ Баііу* Оагейе печатается, рѣ¬ 
жется и брошюруется посредствомъ электричества, въ числѣ 
20000 экземпляровъ въ часъ. Установка исполнена Ланка¬ 
стеромъ и Е°; машины, приготовленія той же кампаніи, 
питаются отъ городскихъ проводовъ. Результаты этого ново¬ 
введенія оказались благопріятными, какъ для хозяевъ типо¬ 
графіи, могущихъ теперь во всякую минуту располагать 
механическою силою, такъ и для рабочихъ, которымъ болѣе 
не приходится работать въ атмосферѣ жаркой и испорчен¬ 
ной отъ близости къ топкѣ. 

(ВиІІеБ йе Іа Восіёіё (ГЕІесіг.) 

Изготовленіе алюминія. — И Января рѣшенъ 
былъ въ Огіо въ пользу истцовъ интересный, ^длившійся 
два года процессъ въ нарушеніи патента, возбужденный 
<РіШЪиг§1і Кесіисііоп С°» противъ «Со\ѵ1ез Аіитіпіит С°». 
Первое общество обладаетъ не признававшимися въ Аме¬ 
рикѣ до сихъ поръ патентами Галля (СЬ. Наіі), взятыми 
еще въ 1884 году на добываніе алюминія и заключающими 
въ себѣ какъ процессы Геру, такъ и процессы Еоульса. 
Теперь по оффиціальномъ признаніи этого патента въ Аме¬ 
рикѣ общество «РіШЪищіі Кебисііоп С°» сдѣлалось облада¬ 
телемъ монополіи на способы электролитическаго изготовле¬ 
нія алюминія. Нужно замѣтить, что еще въ 1885 году тоже 
общество выиграло подобный же процессъ противъ «Аіи 
тіпіит Іпйизігіе БезеИбсйаН» въ Шафгаузенѣ, эксплоати- 
руюшаго патенты Геру (Нёгоиіі). 

Электрическіе токи въ живыхъ расте¬ 
ніяхъ. — Извѣстно, что въ органахъ живыхъ растеній 
циркулируютъ весьма слабые электрическіе токи. Опыты, 
производившіяся нѣсколько лѣтъ тому назадъ Еупкелемъ, 
привели къ заключенію, что причина токовъ лежитъ въ яв¬ 
леніи механическаго передвиженія растительныхъ соковъ 
въ растеніи. Недавно Гааке вновь весьма тщательно изслѣ¬ 
довавъ этотъ вопросъ, пришелъ къ выводамъ, которые мож¬ 
но резюмировать слѣдующимъ образомъ: 1) не подлежитъ 
сомнѣнію, что электрическіе токи происходятъ отъ химиче¬ 
скихъ превращеній веществъ, происходящихъ въ растеніи, 
главнымъ образомъ отъ выдѣленія кислорода и ассимиляціи 
углекислоты; 2) движеніе растительныхъ соковъ вызываетъ 
тоже токи, но несравненно болѣе слабые. 



Опечатка. На стр. 82 шестая строка сверху: напечатано кв. сект . — нужно читать кв . децим. 
Отвѣтственный и спеціальный редакторъ А. Смирновъ. 
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таллургія. — Телефонія. Составили Е. Кадіа и Л. Дюбостъ. 
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ситетовъ и технологическихъ институтовъ дѣлаетъ по¬ 
явленіе перевода прекраснаго руководства проф. Коль- 
рауша какъ нельзя болѣе своевременнымъ. « Технич . 
Сборникъъ. 1891. № 10. 
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АМЕРИКАНСКІЕ ДВИГАТЕЛИ 

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ 

БАБКОКЪ И ВИЛЬКОКСЪ. 

щ 

АМЕРИКАНСКІЕ НАСОСЫ БЛЭКЪ. 
Американская пишущая машина Крэндель, 

которая пишетъ на всѣхъ европейскихъ языкахъ. 


ДЕРЕВЯННЫЕ РАЗЪЕМНЫЕ ШНЯВЫ, 

превосходящіе металлическіе во всѣхъ отношеніяхъ. 


ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

ЮЛІЙ ШТЕРНЪ и К°. 

МОСКВА, МЯСНИЦКАЯ, Д. ОБИДИНОЙ. 

Кабельная фабрика А. БЕТ Л ИНГА. 

Песочная улица, ЖМ® 23 и 25, собственный домъ въ С.-Петероургѣ. 

Кабели и проводники 

для всѣхъ нуждъ электричества и со всякаго рода изоляціей. 

Изолировочные матеріалы. 

Представительство фирмы И. О. МУШЕЛЬ (I. 0. МоисЬеІ) во Франціи. 

Химически-чистая мѣдная проволока всѣхъ размѣровъ (проводимость выше серебра т. е.=104 1 /2°/о). 
Хромисто-бронзовая —для голыхъ воздушныхъ линій (проводимость 99°/о, сила на разрывъ 

55 кило на кв. пі/т.). 

Тоже для телефоновъ (сила разрыва до 110 кило на кв. т/т.). 

Мышьяковистой бронзы и нейзильберовой для реостатовъ. 

Лрейсъ-куранты и образцы безплатно. 
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ЛЮДВИГЪ НОБЕЛЬ 

МЕХАНИЧЕСКІЙ ЧУГУНО-СТАЛЕ-М'БДИО-ЛИТЕЙНЫЙ 

И КОТЕЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ 

С.-Петербургъ, Выборгская сторона, Самсоніевская набережная, № 13—15. 



Заводъ изготовляетъ, какъ спеціальность, вертикальныя и горизонтальныя быстро¬ 
ходныя паровыя машины для приведенія въ дѣйствіе динамо-машинъ непосредствен¬ 
нымъ соединеніемъ съ валомъ машины или съ помощью прямой ременной передачи. 

Машины снабжены весьма чувствительными регуляторами и автоматическими 
смазочными аппаратами. Для достиженія болѣе плавнаго и равномѣрнаго хода машины 
компаундъ и тройнаго расширенія, по желанію, снабжаются регуляторомъ, дѣйствую¬ 
щимъ непосредственно на расширительный золотникъ. 

До отправки изъ завода каждая машина испытывается подъ парами и съ каждой 
снимаются діаграммы. 

Детальная отдѣлка машинъ составляетъ предметъ особой заботливости завода. 

Заводомъ изготовляются также и паровые котлы разныхъ системъ, паровые насосы 
и арматуры для котловъ. 


Каталоги по востребованію. *-§- 
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ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. 


ШШ ШЕЛЬ 

С.-ПЕТЕРБУРГЧЬ. ^ МОСКВА. 

Вас. Остр., 2 линія, № 23. Мясницкая, д. Ермакова. 

Телефонъ 3789. Телефонъ. 

ПРЕДЛАГАЕТЪ 

КАРДИФСКІЙ БЕЗДЫМНЫЙ УГОЛЬ 

первоклассныхъ копей «Еепніаіе», «Освап», «№хопя ІЧаѵі&аШи» и пр. 

1Р 1 К I т ъ 

(прессованный бездымный уголь) различныхъ марокъ «ЛОКОМОТИВЪ», «КОРОНА», 

« АТЛАНТИКЕ э, «СТРѢЛА» и проч. 

спеціально для паровыхъ машинъ въ примѣненіи для 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО ОСВѢЩЕНІЯ. 

-г - 

Кромѣ того предлагаетъ 

МАШИННЫМ УГОЛЬ, ньнжастльскій, іоркшейрсній и шотландскій. 

КУЗНЕЧНЫЙ и газовый уголь. 

КОКСЪ ГАЗОВЫЙ и ЛИТЕЙНЫЙ англійскій и вестфальскій, 

ЧУГУНЪ англійскій и русскій разныхъ заводовъ. 

Огнеупорный кирпичъ, глина и порпландскій цементъ. 

СОСТОИТЪ ПОСТАВЩИКОМЪ 

Дворцовъ: «Зимняго», «Аничковскаго», «Гатчинскаго», Великихъ Князей Константина 
и Михаила Николаевичей и др. 

Театровъ Императорскихъ: Маріинскаго, Михайловскаго и Александринскаго. 
Городскихъ водопроводовъ, Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ, Ар¬ 
сенала и многихъ другихъ казенныхъ и городскихъ учрежденій, а также 
частныхъ заводовъ и фабрикъ. 

! 

Ежегодный привозъ угля около 20.000.000 пуд. 




ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. 
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Э. фонъ-РИБЕНЪ. 

КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ. 

С.-Петербургъ, Мало-Царскосельскій просп., д. № 23. 
Адресъ для телеграммъ: Петербургъ—Рибенъ. 




Изготовляетъ голые и изолированные кабели и провода электричества изъ 
'химически-чистой мѣди (9Р—100°/о). 




Прейсъ-нуранты и образцы высылаются безплатно. 
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ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНІЯ ВЪ ЖУРНАЛѢ 



ЗА НАПЕЧАТАНІЕ ОБЪЯВЛЕНІЯ ВЪ ТЕЧЕНІИ ГОДА: 


На цѣлой страницѣ. . 100 руб. 

» половинѣ ея 60 » 

> четверти ея .. 35 » 


СОДЕРЖАНІЕ ОБЪЯВЛЕНІЯ МОЖНО МЪНЯТЬ ЧРЕЗЪ ШЕСТЬ МЪСЯЦЕВЪ 

3 раза. 
32 р. 
20 » 

12 » 

Оттиски съ объявленій изготовляются за особую плату, по соглашенію. 


Подписка на напечатаніе объявленій принимается въ Редакціи (по Екатерининскому 

каналу, домъ 134, кв. 4). 

За разсылку объявленій уплачивается по б рублей съ каждаго (600 оттисковъ) и 

кромѣ того за каждый лотъ по 5 рублей. 


За напечатаніе объявленій: 1 разъ. 2 раза. 

На цѣлой страницѣ. . . 16 р. 24 р. 

> половинѣ ея. . . . . 10 » 15 > 

» четверти ея . 6 9 » 


- 
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ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 



БРАТЬЯ ДЕМУТЪ, машиностроительный заводъ. 

ВЪНА VII, Кейверштраесе 67 — 69 

\Ѵіеп ѴП, Каізегзігахзе 67 — 69. 

--ф -- 

СПЕЦІАЛЬНОСТЬ 

Всѣхъ родовъ МАШИНЪ и СТАНКС Я 'Ц 

для выдѣлки ИЗОЛИРОВАННЫ) с ПРО- 

ВОДОВЪ и КАБЕЛЯ. ^8ЯР^ 

Лучшіе отзывы іі 

1 О многихъ произведенныхъ устрой- 
—-- ствахъ лучшимъ фирмамъ. 

Станокъ для обмотки проволокъ съ Оплеточный станокъ, 

автоматической остановкой при обры- ПР0В0Л0ЧН0-ТР0СС0ВЫЯ СТАНКИ и 
ваши нитки или пусгои кату ОБМОТОЧНЫЕ СТАНКИ (съ автомата- 

ческой остановкой при обрываніи нитки или пустой катушки) и ОШІБТОЧНЫЕ 
СТАНКИ для всѣхъ родовъ проволокъ и кабелей. ЛЕНТО-ОБМОТО 

для резиновой или другой ленты. - Всѣ вспомогательные станки для кабельнаго 
производства и полнаго устройства фабрикъ. 

Прейсъ-Курантъ франко. -з~ 


Германская Фабрика 

ИЗГОТОВЛЯЮЩАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКІЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

ищетъ для С.-Петербурга 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

хорошо знающаго это дѣло и имѣющаго большой кругъ знакомства съ покупателями. 
Требуются лучшія рекомендаціи. Адр. поде лит. 8. 5061, Рудольфу Шосс е, ее Кельнѣ. 

ѵиоі\\\о\лочшщо 

для С.-Петербурга и окрестностей. 

Техническія познанія хотя предпочтимы, однако въ непремѣнное условіе не ставятся. 
Письменныя предложенія съ обозначеніемъ рода занятій, а также рекомендацій, 

адресовать: 

МОСКВА, Театральный проѣздъ, д. Хлудова 


Главному представителю въ Россіи Машиностроительнаго завода «Эрликонъ». 





В. 1 ШІШПЪ 

С-ПЕТЕРБУРГЪ 

УСТРОЙСТВО 



ВО ВСЯКОМЪ РАЗМѢРѢ. 


ПРОДАЖА 

4 

МАШИНЪ И ПРОИЗВЕДЕНІЙ ЗАВОДА ШУККЕРТА. 


Динамо-машины Шуккерта для освѣщенія, пере¬ 
дачи силы, гальванопластики и металлургіи 

(До конца 1889 г. 4200 шт. въ дѣйствіи). 

Дифференціальныя лампы Шуккерта акт. „РіеІІе & Кп2Ік“ 
для 4, 6. 8, 10, 12, 16 до 150 Ашеръ. 

(До конца 1889 г. 19000 шт. въ дѣйствіи). 


Мѣрительные 



приборы Шуккерта системы „Нитте/“ 
Вольтметры, Амметры 

Галъваноско / / ы 

для постояннаго включенія. 



оЖо 


СКЛАДЪ и КОНТОРА: МОХОВАЯ, № 17. 





















ОТЪ РЕДАКЦІИ. 


1 Рукописи статей, подписныя деньги, объявленія для напечатанія въ журналѣ, 
жалобы на несвоевременное доставленіе журнала и вообще вся корреспонденція 
по журналу должны быть адресуемы въ редакцію (адресъ см. ниже). 

2. Редакція принимаетъ на себя отвѣтственность передъ подписчиками только 
въ томъ случаѣ, если подписка адресована въ редакцію или въ Канцелярію Импера- 
торскаго Русскаго Техническаго Общества. 

3 При сообщеніи адреса, куда слѣдуетъ высылать журналъ, необходимо обозна¬ 
чать имя, отчество и фамилію подписчика, равно губернію, уѣздъ и ближайшее поч- 
товое учрежденіе, въ которомъ допущена выдача журнала. 

4 Жалобы на неполученіе журнала слѣдуетъ присылать не позже выхода слѣд. 
номера, съ приложеніемъ удостовѣренія мѣстной почтовой конторы, такъ какъ иначе 
почтовое вѣдомство не принимаетъ жалобъ. 


5 Въ случаѣ перемѣны адреса необходимо указывать не только новый, но и преж¬ 
ній адресъ; на расходы, вызываемые перемѣною адреса иногороднаго на городской, и 
на оборотъ слѣдуетъ прилагать 65 коп. За перемѣну городскаго адреса на новый го- 

6. Лица, желающія получить отвѣтъ редакціи по какому либо вопросу, касающе¬ 
муся изданія журнала, благоволятъ прилагать почтовую марку. 

7. Желающіе выписать пробный номеръ благоволятъ высылать 60 коп. деньгами 


или почтовыми марками. 

8 Статьи, присланныя для помѣщенія въ журналѣ, должны быть четко перепи¬ 
саны и за подписью автора; въ случаѣ необходимости статьи подлежатъ редакціон¬ 
ный измѣненіямъ. Статьи, при которыхъ не упомянуто о желаніи автора получить 
гонораръ, признаются безплатными. Рукописи непринятыхъ редакціею статей пере 
даются ею или авторамъ или довѣреннымъ лицамъ, такъ какъ редакщя не оеретъ 
на себя обратной пересылки рукописей по почтѣ. Рукописи, не взятыя авторами въ ге- 
"еніе іхъ мѣсяцевъ будутъ уничтожаемы. Редакція не входить въ разъясненіе при- 
чинъ, почему статьи не пригодны для напечатанія въ журнал . 

9 Авторы книгъ по электротехникѣ и соприкасающимся къ ней отраслямъ знаній, 
желающіе имѣть отзывъ о ихъ книгахъ, благоволятъ доставлять въ редакцію два 
экземпляра ихъ печатныхъ изданіи. 

10. Для личныхъ объясненій просятъ обращаться въ редакцію, по Екатерининскому 
каналу, д. № 134, кв. 4, по Средамъ отъ 4 до 7 час. вечера, за исключеніемъ празд¬ 
ничныхъ дней и лѣтнихъ мѣсяцевъ (Май, Іюнь, Іюль и Августъ). 





